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उद्योग मंत्रालय 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 1884 
( 1884 का 4 ) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , निम्नलिखिम नियम बनाती है , प्रात:---- 

स्पिर एक गतिशील पार पात्र ( अज्वलित ) नियम , 1981 


अध्याय 1 


प्रारम्भिक 


( प्रौधोगिक विकास विभाग ) 

मधिसूचना 
नई दिल्ली , 4 फरवरी , 1931 
ता . का . मि . 45 ( म ): - स्थिर एवं गतिशिल दाष पात्र ( प्रज्वलिन ) 
नियम का एक प्रारूप भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 1884 ( 1884 का 
4 ) की धारा 18 की अपेक्षानुमार भारत मरकार के उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 498 ( अ ) तारीमा 
16- 10-1978 के अधीन भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, खर 
3, उपखण्ट ( i), तारीम् 16 अक्तूबर , 1978 के पृष्ठ 929 मे 95 218 
पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें उस तारीख से जिसको उक्न अधिसूचना 
को अन्तर्विष्ट करने वाला राजपत्र जनता को उपलब्ध करा दिया गया 
पा , 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन ममी व्यक्तियों से प्राक्षेप 
और मुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ; 

भोर उक्त राजपन्न 28 अक्तूबर, 1978 को जनता को उपलब्ध करा 
दिया गया था ; 
___ और केन्द्रीय सरकार ने उरत प्रारूप निमम में मगन्ध में जनना से 
प्राप्त माक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है । 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम् ! - ( 1 ) स निपनों का संक्षिप्त नाम 
स्थिर एवं गनिमील दाम पान (मलित ) नियन , 1981 है । 

2. ये राजपत्र में प्रकागान को नारीख को प्रस्न होंगे 

2. परिभाषाए.- -इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ कि से अन्यथा अपेक्षित 
न हो ,:- - 
( क ) “ अधिनियन " में भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 18 9 4 ( 1891 

का 1 ) अभिप्रेत है ; 


( ख ) " अनुमोदित " से मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित रेखांकन, डिमा . 

इन विनिर्देश या संहिता अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ भग नियंत्र " स मगर विकास नियंत्रक अभिप्रेत है ; 
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( घ ) “ सक्षम व्यक्ति " से मभिप्रेत है मुख्य नियंत्रक द्वारा सक्षम 

व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति ; 
( 8 ) “ संपीड़ित गैस " से कोई स्थायी गैस , द्रवणीय गैस या द्रव 

में वाष या गैस मिश्रण में घुली गैस जो एक बंद दाष पात्र 
में या तो 15 मिग्री सेंटीग्रेट पर 1 . 5 वायुमरल ( गेज ) या 
60 डिग्री सेंटीट पर 2 वायुमंडल ( गेज ) या दोनों उत्पन्न 
करती है, पभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत हाईड्रोजन फ्लोराइड 


बाप 


60 डिग्री में मिनी सेंटीग्रेट पास जो एक 


( च ) “विस्फोटक नियंत्रक " के अन्तर्गत उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक , 

उप विस्फोटक नियंत्रक और सहायक विस्फोटक नियंत्रक हैं ; 
( छ ) “संक्षारण " से सभी प्रकार की छोजन अभिप्रेत है और इसके 

अन्तर्गत माक्सीकरण , छीलन , मीनी-पिसाई पौर फटाव 

मम्मिलित है ; 
( ज ) “डिजाइन " के अन्तर्गत पारेषण, गणना, विनिर्देश नमूना और 

दाप पान और इसकी संरचना के पूर्ण विवरण के लिए प्रावश्यक 

सभी अन्य व्यौरे हैं ; 
( म ) "डिजाइन दाब " से पात्र की डिमाइन की गणना में पान में 

विभिन्न संघटक भागों की न्यूनतम मोटाई निकालने के लिए 

प्रयुक्त दाब अभिप्रेत 
( ण ) “जिला अधिकारी " से अभिप्रेस है:- - 
( 1 ) पुलिस श्रायुक्त बाले नगरों में , पुलिस प्रायुक्त या उपायुक 

और 


एम० एच० जी० ) के संतुलन से होती है, तप पूर्णत: बाप 

भूत हो जाएगी । 
( म ) “स्थायी गैस " से ऐसी गैस अभिप्रेत है जिमका कातिक ताप 

मान- 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है ; 
( न ) “वापपात्र " से किसी भी माकार का , किसी संपीडित 

गैस के भण्डारण और परिवहन के लिए पाशयित कोई ऐसा संवृत्त 
धातु का कन्टेनर अभिप्रेत है जो मान्सरिक पाप के 
मधीम होता है और जिसकी जलधारिता एक हजार लिटर से 
अधिक है और इसके अन्तर्गत संबंधित पापिंग, और फिटिंग 
से संयोजन के प्रथम बिन्दु तक उसके अन्तरयोजी पुणे मोर 
संघटक भी है, परन्तु इसमें वे कन्टेनर जिनके अन्तर्गत भाप 
या अन्य वाष्प का उत्पादन होता है या उसके उत्पादन के लिए 
प्राशीयत है अथवा जल या अन्य द्रष अग्नि के प्रयोग या 
दहन के उत्पावों द्वारा प्रथवा विधुत साधनों पारा, तप्त किए जाते 
हैं प्रथषा तप्त किए जाने के लिए प्राशयित है, ताप -विनियमायक , 
वाष्पिन , वायु- गाही, प्रवाष्पी सम्पापिन , प्रवाष्पी निर्जनक , 
माटोक्लेव, रिएक्टर, फैलोरीफायर प्रोर वाष पाइपिंग संघटक 

जैसे पृथक्कारी या चालचिन्न सम्मिलित नहीं है ; 
( प ) "सुरक्षा सहायक साधन " ( सेफ्टी रिलीफ डिवाइस ) से प्रचलित 

वाम कम करने का वास्व को दाष धारा प्रतिकूलता से प्रेरित 
साधन और पूर्णतया तहातक कार्य की विशेषता के युक्त कुछ 
भरक्षितता की परिस्थितियों में बाष पात्र के कूटने से बचाने 

का इरादा अभिप्रेत है ; 
( फ ) "ज्वलन का स्रोत ” से खुली लाइट , अग्नि , अनावृत तापदीप्न 

सामग्री, विधुन बेलडन मार्फ, वैम्प, उनसे भिन्न जो विशिष्टतया 
ज्वलनशील वातावरण में प्रयोग के लिए अनुमोदित है या किसी 

साधन द्वारा उत्पादित चिनगारी या ज्याला अभिप्रेत है ; 
( ख ) “ परिवहन " से सपीरित गैस से भरे दान पात्र को एक स्थान 

से दूसरे स्थान को ले जाना अभिप्रेत है परन्तु इसके अमर्गम 
एक ही परिमर में एक स्थान से दूसरे स्थान को पान का 

संचलन नहीं है । 
( भ ) "यान " मे यंत्र नोविस गाड़ो पर पारद दाष पात्र में मंपादित 

गैस का भूमि मार्ग द्वारा परिवहन करना अभिप्रेस है और 
इसके अन्तर्गत रेल , टेंक , वेगन के बैरल के रूप का यान नहीं 


( 2 ) फिसी अन्य स्थान में , जिला मजिस्ट्रेट ; 
( ट ) “ भरण घनत्व " से वाष पात्र में अनुशात प्रवणीय गैस का 

वजन और उस पाच पान में 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरे जा 

सकने वाले जल के वजन का अनुपात अभिप्रेत है ; 
( ठ ) "उबलनशीलता रंज " से याय के साथ मिश्रण में गैम का 

पायतन , जो वायुमंडलीय दाब और चारों प्रोर के ताप पर ज्वल 
नशील मिश्रण बनाता है, के न्युनतम और अधिकतम प्रतिशत 
का अंतर अभिप्रेत है ; 


( 3 ) " ज्वलनशील संपीडिस गैस " से अभिप्रेत है ऐसी गैस जो 13 

प्रतिशत या उससे कम हवा के साथ मिश्रण करने पर ज्वलनशील 
. मिश्रण बनाती है या जिसको हया के साथ ज्वलनशील रेंज 

12 प्रतिशत से अधिक है । 
( 8 ) " प्ररूप " से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ; 


( ण ) दाष पान के संबंध में " मुक्त गैम " से ज्वलनशील या विषैली 

या दोनों की ऐसे वाष पात्रों में सान्द्रप्ता अभिप्रेत है यदि ऐसा 
वाषपात्र व्यक्तियों के प्रवेश और ऐसे पात्रों में तप्त कार्य करने 

के लिए सुरक्षा की विनिदिष्ट मीमा के भीतर है ; 
( त ) “निरीक्षक " से ऐसा व्यक्ति प्रभिप्रेत है जो अनुमोदित डिजाइन 

पौर विनिर्देशों या संहिता के अनुसार पानों का निरीक्षण करने 

के लिए अनुशाप्ति प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ; 
( प ) " प्रतिष्ठापन " से ऐसा स्थान प्रभिप्रेम है जो दाब पात्रों में 

संपीड़ित गैम के भण्डारकरण के लिए विशेष रूप से तैयार 
किया गया है ; 


( म ) "पान से दाभ पात्र अभिप्रेत है ; 
( य ) " जल धारिता " से 15 मिग्री सेंटीग्रेस पर दाब पास में माने 

बाले जल को लीटरों में धारिता अभिप्रेत है । 
3. सामान्य छूट: - इन नियों की कोई भी पास संयंत्र से सम्बन्ध 
भण्मरकरण पात्रों से भिन्न ऐसे पात्रों को लागू नहीं होगी जो किसी 
प्रसंस्करण संयंत्र के भाग है । 

4. भराई और विनिर्माण पर निबंन्धनः--- ( 1 ) कोई व्यक्ति किसी 
वाष पात्र में संपीड़ित गैस नहीं भरेगा या संपीड़ित गैस मे भरे किसी 
पान का परिवहन नहीं करेगा जब तक कि ऐसा पात्र ऐसे टाप या स्तर 
के या मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित फोड के अनुसार मिनिर्मित 
न किया गया हो । 

( 2 ) कोई व्यक्ति किसी टाइप या स्तर के या मुख्य नियंत्रक द्वारा 
उपनियम ( 1 ) के अधीन अनुमोदित कोड के दाष पात्र के विनिर्माण 
के अनुमोदन हेतु इन नियमों से सलग्न परिशिष्ट में दिए गए पिमरण मुख्य 
नियंत्रक को प्रस्तुत करेगा । 

5. परिवान और भेजे जाने पर निर्बन्धनः--- ( 1 ) कोई व्यक्ति इन 
नियमों के अधीन जारी की गई भण्डारमरण अनुज्ञप्ति के धारक या 


( द ) "द्रवणीय गैस " से ऐसी कोई गैस अभिप्रेत है जो 0 डिग्री 

सेंटीग्रेड के ऊपर दाब पर द्रवीभूत हो जाती है किन्तु जप 
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य वायुमंडलीय दाब ( 760 एम० 
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भारत का राजपत्र : अमाधारण 


पत्तन प्राधिकारी या रेल प्रशासन से भिन्न किसी व्यक्ति का दाब पान में 
भरी हई संपीड़ित गैस का परिदान नहीं करेगा या उसे नही भेजेगा । 

( 2) उपनियम ( 1 ) के अधीन परिवत या भेजी गई संपोडिस गैम 
उत्तमी मात्रा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए वह व्यक्ति जिसे वह 
परिवत किया गया हो या भेजा गया हो , उसके द्वारा धारित अनुश प्ति 
के अधीन भण्डारकरण के लिए प्राधिकृत है । 


( ii ) अग्नि या विस्फोट से दुर्घटना के निवारण के लिए सभी 

पूर्वावधानिया बरसेगा , और 
(ii ) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई कार्यकरने से हर व्यक्ति को 

निवारित करेगा । 


6. दाब पात्रों की मरम्मत :- - ( 1 ) कोई व्यक्ति किसी वाब पास 
में कोई मरम्मत , परिवर्धन या परिवर्तन तब तक नहीं करेग , जब तक 
कि प्रस्तावित मरम्मत , परिवर्धन या परिवर्तन भौर. जमके निष्पादन का 
उंग मुख्य नियंत्रक ने अनुमोदित न कर दिया हो । मुख्य नियंत्रक द्वारा 
अनुमोदित ऐसी कोई मरम्मत परिवर्धन या परिवर्तन नियम 12 में निर्दिष्ट 
डिभाइन कोड के अधीन स्वीकार्य रीति में मोर पद्धतियों द्वारा किए जाएंगे : 


परन्तु इस नियम की कोई भी बात पान की किमी ऐसी चीज को , 
जिसमें काई नापन अनवर्सित नहीं है, लागू नहीं होगी । 

( 2 ) किसी-पान मे कोई मरम्मत , परिवर्धन या परिवर्तन करने के 
पूर्व , उस पात्र को पूर्ण खाना भोर किमी प्रक्रिय गैस से रेचित किया 
जाएगा । 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) मे निर्दिष्ट मरम्मत , परिवर्धन या परिवर्तन का 
पूर्ण प्रभिलेख रखा जाएगा और मुख्य नियंत्रक को उपलब्ध कराया जाएगा 
तथा पान को पुनः चालू करने से पूर्व उसको अनुमा अभिप्राप्त करनी होगी । 


7. उपननशील गैस के लिए प्रयुक्त दाब पान का रेचन ----( 1 ) 
किसी नए 4-7 पान को प्रयोग में लाने के पूर्व या विद्यमान पान को 
जो गम मु किया गया है, पुनः भरने के पूर्व , उनमें अन्तर्विष्ट हवा 
को अकिर गया वह गैस जिनके लिए पान का प्रयोग करना है, द्वार , 
रेचित किया जाएगा । 

8. बालकों पोर मत्त किए हुए व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध :- - 
अठारह वर्ष की प्रायु से कम या मत्तता की हालत में का कोई व्यक्ति , 
सपीड़ित गैस अन्तर्षिष्ट करने वाले पान को लदाई, उतराई या परिवहन 
के कार्य में , या इन नियमों के अधीन अनुशप्त किसी परिसर में नियोजित 
नहीं किया जाएगा । 

9. धूम्रपान , अग्नि , प्रकाश , मावि का प्रतिषेध . - -किसी भी समय 
किसी ऐसे स्थान के निकट जहां संपीड़ित गैस का भण्डारकरण उठाई 
धराई या परिवहन दाब पात्र में किया जाता है, कोई व्यक्ति धूम्रपान नही 
करेगा, कोई दियासलाई, अग्नि , प्रकाश या ऐसी वस्तु जो किसी ज्वलनशील 
गैस को प्रज्वलित कर सकती है, अनुशात नहीं होंगे । 

10. दुर्घटना से बचाव के लिए विशेष पुर्वावधानियां :-- - ( 1 ) किसी 
ऐसे स्थान में या उसके पास जहां संपीड़ित गंस का भण्डारकरण , उठाई 
घराई या दाब पात्र में परिवहन किया जाता है, कोई व्यक्ति ऐसे कार्य 
नही करेगा या करने का प्रत्यन नहीं करेगा जिससे भाग लग जाए या 
विस्फोट हो जाए । 

( 2 ) ससो सालो दाब पान , जिनमें कोई ज्वलनशील या विषली 
गैस भरी है , सुरक्षापूर्वक मन्द किए जाएं, सिवाय तब के जब कि ये भरने 
पौर साफ करने हेतु या उन्हें गैस मुक्त अवस्था में रखने हेतु, यथास्थिति , 
खोले गए हों और साफ या मैम मुक्त कर दिए जाते है । 

( 3 ) वार पास में संपोडिन गेम का भण्डारकरण करने वाला प्रत्यक 
व्यक्ति मा वाम पान में से ऐसी गैस का भण्डारफरण , उठाई घराई और 
परिवहन का भारसाधक या उसमें लगा हुमा प्रत्येक व्यक्ति सभी समयों 


11. फीस का मदाय .--- इन नियमो के अधीन देय मभी फीस लेखा 
अधिकारी , वेतन और लेखा कार्यालय विम्फोटक विभाग, नागगपुर के नाम 
पर लिखे गए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के पास मागधेय ड्राफ्ट द्वारा संवत्त 
की जानी चाहिए और जहा देय रकम 100 रु० ( एक सौ रुपए ) से 
अधिक नहीं है, बहा संदाय नकद, मनी प्रार्डर , पोस्टल आर्डर या स्थानीय 
बैंक पर लिखे गए बैंक द्वारा किया जा सकता है । 

अध्याय 2 
बाब पास की संरचना और फिटिंग 
12 डिजाइन कोड --- ( 1 ) दाब पान समय -समय पर पयासंशोधित 
भारतीय मानक 28 25 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी अन्य 
मामक या कोर के अनुसार बनाया और परीक्षित किया जाएगा । 

( 2 ) पान के विनिर्माता द्वारा दिया गया और निराशक द्वारा सम्यक 
रूप से प्रतिहस्ताक्षरित परीक्षण और निरीक्षण प्रमाण पत्र कि पात्र उप 
नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट स्तर का कोर सम्बन्धी अपेक्षा की पूर्ति करता है , 
मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा । 
___ 13. डिजाइन दाब :---पान का डिजाइन दाब ( क ) 55 डिग्री मेंटीग्रेड 
पर पान में गैस का बाप दाब से यदि पात्र प्रवणीय गैम के भण्डारकरण 
के लिए है तो कम नहीं होगा : 

परन्तु यति पान ऊष्मारोधी है ती पान में गैम का बाप्पाब , उस 
अधिकतम नाप के , गिमकी पात्र में गैस द्वारा अभिप्राप्त किए जाने की 
संभावना है, बराबर होगा । 

( ख ) 58 डिग्री मेंटीग्रेड पर वाब में गस का विकसित दाय, यदि 
पात्र स्थायी गस के भण्डारकरण के लिए है तो , कम नहीं होगा । 
14. निम्न ताप पर गैसों के लिए पात्रो की डिजाइन -- 

( 1 ) प्रशीतित पान 
( i) प्रशोतित गसों के भण्डारकरण के लिए प्रयुक्त पान नियम 12 

के उपनियम ( 1 ) में निर्विष्ट डिजाइन कोड के अधीन निम्न 

ताप अपेक्षामों के अनुमार डिजाइन किए जाएंगे । 
( ii ) प्रशीतन प्रणाली की क्षमता पात्र में गैस को किसी साप पर 

इस प्रकार अनुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त होगी कि उसका 
वाष्पवाब पान के विजाइन दाब से अधिक म हो और पान 

पर मोचन वाल्व को वाब -मावतन के भी नीचे रहेगा । 
( 2 ) ऊष्मारोधी पात्र - - 
(i ) पान का बोल और इसका मनोस्य च मुख्य नियंत्रका पारा 

मनुमोदित सामग्री से ऊष्मारोधी किया जाएगा । समस्त ऊष्मा 
रोधन कम से कम सामान्यतया 3 मि० मो० मोटाई की धातु 
परत से पाच्छादित रहेगा मोर समो विवरों के चारों और 
इस प्रकार लेपित होगा जिसमे कि वे मौसम रोधी ( बीवर 

टाइट ) रह सकें । 
(ii ) ऊष्मारोधन उपयुक्त मोटाई का होगा जिससे कि 15 डिग्री 

सेंटीग्रेड पर ऊष्मा चालन ( प्रति घंटा प्रति डिग्री नापस्तर 
कैलोरी या वर्ग सें . मी . में अभिव्यक्त ) मुख्य नियंत्रक 
द्वारा विहित परिसीमा से अधिक न हो । 


( i ) इन नियमों के उपबन्धों का प्रौर उनके प्रधान भारी भी पी 

किसी अनुशाप्ति की पतों का अनुपालन करेगा ; 


15. भरण क्षमता मोर भरण दाब :- - ( 1 ) किसी पात्र में भरी गई 
द्रवणीय गैस की मधिकतम माना गस के भरण पनत्व तक सीमित होगी 
पौर इस प्रकार होगी कि पान इसके मन्तवस्तु के प्रसारण से 55 डिग्री 
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सेंटीग्रेड पर दाम से भरा न होगा । यदि पात ऊष्मारोधी नही है या उच्च 
सम साप नक है जिम तक मेथा मे अन्तर्वस्तुओं के पहुंचने की संभावना 
है यदि पान प्रशोसित या ऊष्मारोधी है । यह अपेक्षा परिवेश नाप और 
भराई के समय उत्पाद के नाप का विचार किए बिना लागू होगी । 

( 2) कोई भी पात्र इमके डिजाइन दान से अधिक स्थायी गम मे 
नहीं भरा जाएगा । 
____ 18. दाब पान पर अंकन - - प्रत्येक पान में पान के साथ स्थायी रूप 
से लगी हुईनिम्नलिखित विशिष्टताएं दर्शाने वाली एक धातु प्लेट होगी 
पोर भू-स्तर से दृश्य होंगी , अर्थात्. - - 

( 1 ) विनिर्माता का नाम और पहचान चिह्न 
( 2) माप दंड या कोड जिम पर पान की संरचना की गई है ; 
( 3 ) निरीक्षक की शासकीय स्टाम्प ; 
( 4 ) डिजाइन दाब कि० ग्रा० /से . मी . में 
( 5 ) प्रारम्भिक उपस्थमिक ( हाड्रोस्टेटिक ) परीक्षग और पश्चात्यः 

परीक्षण ; 
( 6 ) स्थकिक दाब परीक्षण कि० प्रा०/ मेंटा० मी0 में 
( 7 ) जलधारिता लिटरो मे ; 
( 8 ) गस क्षमता यदि प्रवगीय गैस भरी जाप ; और 
( 9) गैस के नाम का रासायनिक चिह्न जिम हेतु पात्र का उपयोग 

करना है । 
17. पात्रों की पेंटिंग (रंगाई ).- -पात्र को संधारण से बचाने हेतु 
माहर से ययोषित पेंट किया जाएगा और सतह परायतंक रखी जाएगी । 
18 फिटिंग.- . 
( 1 ) साधारणः- - 
( i ) फिटिग - प्रत्येक वाव पात्र में निम्ननिखित फिटिंग को कम । 

कम प्रत्येक की एक वी जाएगी, जो सब पान जिमसे 4 
फिट की गई है , के डिजाइन दाब से कम वाब पर गैस के साथ 
उपयोग के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और गस के गुण धौ 
मोर प्रचलन स्थितियों के लिए समषित तापमान पर ठीक 
होमी पाहिए , अर्थात्:- - 
-- - बार स्थल से संबधिन दाब पिमोचन वाल्व ; 
-- नाग्निया ( ड्रेन्स ) ; 
- अन्तर्वस्तु गेज या उच्चतम सतह सूचक ; 
- बाप्प स्थन से संबंधित बाब गंज ; 

- पात्र की वस्तुमों के तापमान नापने के माधन ; 
( ii ) पान कनेक्शन: - - पास के कनेक्शनों की डिजाइन नियम 12 
__ में निर्दिष्ट डिजाइन कोड के अनुसार बनाई जाएगी और वे 

पात्र में लगाए जाएंगे । 
( 2 ) दाब मोचनः - - 
( i ) प्रत्येक पाक में नियम 12 में निर्दिष्ट डिभाइन फोर के उपबन्धों 

के अनुसार एक या अधिक दाब मोपर साधन लगाए जाएंगे । 
( ii ) मोचन पाल्य स्प्रिंग भारित होगा और नियम 12 में निर्दिष्ट 

डिजाइन कोड को अपेक्षानुसार पूर्ण प्रवाह शो तक पहुंचने के लिए 

लगाया जाएगा । 
( iii ) बजन से भारित मोबन वाल्व अनुशात नहीं होंगे । 
(iv ) मोचन वाल्व इस प्रकार मिजाइन किए जाएंगे कि उन्हें प्रम 

वधामता से निश्चित्त दाब से अधिक भारित न किया जा सके । 


( v ) बाप की डिजाइन इस प्रकार की होगी कि किसी भाग का . 

टूटना वाम के अन्तर्गत प्रव के मुक्न बहाय में बाधा न डाल 

मम । 
( vi ) पास के डिज इन दास के 110 प्रतिगा से संधिक दाम पर 

प्रारम्भ करने य पूरा करने के लिए मुरमा मावन कार लगाए 
जाएंगे और 120 प्रतिशत से अधिक डिमाइन पान में अधि 

काम बाब की गफ के लिए इनमे कुन माया मनना होगी । 
( vii ) प्रत्येक सुरक्षा मोचन वाल्च सप्ट प्रौर म्यायी रूप में दाब कि० 

ग्रा०/ से० मी० में जिस पर यह यिर्जिन नहीं होता है ; 
15 सिग्री मेंटीग्रेड पर मोर वायुमंडल वाम पर मुक्ति से प्रेम 
में विजर्सन को गति प्रति मिनट धन मेंटीमीटर में , व विनिर्माता 
के नाम से अंकित होगा । युमिन की विसर्जन क्षमता गत्ति पान 

के डिजाइन दाब के 120 प्रतिशत दाब पर निकाली जाएगी । 
( viii ) सुरक्षा मोचन वाल्व में प्रोक्षित विसर्जन गति को व्यवस्था के 

लिए सुरक्षा माचन युक्ति के कनेक्शन पर्याप्म आकार के होंगे । 
( ix ) मुरक्षा मोवन याल्व इस प्रकार उपस्थिर किए जाएंगे कि 

छेड़छाड़ की संभावना कम से कम हो जाए मौर यदि दाब 
विन्याम या समायोजन बाहरी है तो सुरक्षा मोचन वाल्व 

समुचित सोलिग समायोजन के साधनों से युक्त होन, चाहिए । 
( x ) प्रत्येक सुरक्षा मोचन बाष्य में उनके और पात्र के बीच कोई 

उपविरामक बाल्ब लगाया जाएगा । 

मंत्र करने के वाल्व सुरक्षा मोचन वाल्व और पास के बीच में लगाए 
गए उपविरामक वाल्व या वाल्वों की डिजाइन इस प्रकार की जाएगी कि 
सुरक्षा मोबन वाल्वों में कम से कम एक वाल्व पूर्ण प्रपेक्षित प्रवाह 
क्षमता दे सक । 
( xi ) सुरक्षा मोषन वाल्वां का पात्र कवाय स्थल से सीधा संपर्क 

होगा । 
( xi) 4, 500 लिटरो मे अधिक जलधारिता वाले पात्रों के लिए , 

मोचन वाल्व पर्याप्त रूप से संभाले विस्तारित निकास और पान 
के कारी माप से कम से कम 2 मीटर ऊपर और घरातल 
कम से कम 3 . 5 मीटर ऊपर मिर्गम द्वारा एवं निकास मालियो 

ढीली फिट की गई बरसाती टोपियों से लगी होंगी । 
( viii ) मोमन पाल्वों के ठीक प्रचालन के लिए कम से कम वर्ष में 

एक बार परीभग किया जाएगा और इस प्रकार के परीक्षण 

का रिकार्ड रखा जाएगा । 
( 3) मव पीर प्रापातकाल में बंद होने वाले पाल्य : - - 
( i) मोचन वाल्व वालों को छोड़कर पाल पर सब द्रव पीर वाष्प 

संयोजन , डासदार छिन मोर जहां कनेक्शन 1 . 4 मि० मी० व्यास के 
छिद्र से अधिक नहीं हैं उनमें बंद करने का वाल्व पास के 

पथाव्यवहार्य पास में लगा होगा । 
(ii ) मोचन वाल्य मोर छोटे व्यास के सिकास संबंधों को छोड़कर 

पान पर के सभी द्रव और बाप्प कनेक्शनों के एक आपतकालीन 
उपविरामक वाल्व यथा अधिक प्रवाह वाल्य या स्वचालित वारूप 
दूरस्थ नियंत्रित वास्प होगा । आपातकाल उपविरामक वाल्व 
बड 1 में निर्दिष्ट उपविरामफ पाल्य के प्रतिरिक्त होगा 
जब तक कि आपातकाल उपविरामक वाल्व के दूरस्थ नियंत्रित 
वास्थ न हो जो सुरक्षित क्षेत्र से प्रचालित किया आ सके और 

इस प्रकार का हो जो संयुक्त न हो । 
परन्तु जहा पास से कनेक्शन द्रष के लिए अधिक से अधिक 3 मि . 

मी० व्यास और वाष्प के लिए 8 मि० मी० व्यास नक प्रतिबन्धित 

हो जाते हैं, कोई आपातकाल उपविरामक बाल्व पावश्यक नहीं है । 
( iii ) जहां प्रापासकाल उपषिरामक बाल्य अप्ति प्रवाही गति का है 

इसके प्रवाह के बद होने की गति अनुभव को जा सकने वाली अत्यंत 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 
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- - 


- 


- 


- - - 


म सा काम कारक बस स्थान का 


( 2 ) पान और प्रथम स्तर विनियमम उपकरण पुग्ने स्थान में स्थित 
किए जाएंगे । 


( 3 ) पान एक दमर के ऊपर संस्थापित नहीं किए जाएंगे । 

( 4 ) ममूह में पान इस प्रकार अवस्थित किए जाएगे कि उनके 
अनुवर्य अक्ष क दूसर के समानान्तर हों । 

( 5 ) कोई पान अन्य ज्वलनशील व भण्डारकरण के बाद क्षेत्र में 
अस्थित नहीं किया जाएगा । 

( 6 ) अग्निशमन प्रचालनी के अनुशान करने के लिए दो पात्रो के 
बीच पर्याप्त स्थान रखा जाएगा । 

( 7) दो या अधिक पान बैटरी में इस प्रकार मस्थापित किए जाएंगे 
कि पासों की ऊपरी सतह एक ही तलपन हो । 

( 8 ) एक दुमरे नी और नसोवरित छोरा मटित संस्थापिन पानी का 
मीय एक परदे की बीवार होगी । 


22 दाब पाना की अवस्थिति निकटतम भवन या भवनसमूह या 
पावं संपत्ति जो निर्मित की जा सकती है, को दृष्टि में रखते हुए और 
वाब पान को दृष्टि में रखते हुए दान पात्रों को निम्नलिखित सारणी में 
विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार स्थिन किया जाएगा । 


सारणी 1 


प्रनिकल मौसम शतों के अधीन , सुविचारित रेखा जिसकी सुरक्षा यह करता 
है, में दगर पड़ने की संभावना होने वाली प्रवाह गनि मे कम होगी । 
अति प्रबाही वाल्यो मे , वाल्यां को घटकने से रोकने के लिए, सामान्य 
प्रवाह आवश्यकता में पर्याप्त अधिक प्रानुपातिक प्रयाह क्षमता होगी । 

( 4 ) व सतह मापक यंत्र : 

( i) द्रवणीय गैम या घुलनशील गैम के लिए उपयोग में लाया जाने 
बाला पान किमी भी गमय पात्र में दूध की मात्रा शीत जास करन के 
लिए द्रव मता मापक युक्ति से सज्जित होगा । 

(ii ) मम द्रष मसह कोई पास के डिजाइन के लिए दाम पर प्रचलन 
उपयुक्त होंगे । 

( iii ) इसके अतिरिक्त प्रत्येक पान मंत्र में भरी हुई तवणीय गैग या 
धुलनशील गैम पर आधारित निर्धारित उच्चतम सतह सूचक यंत्र से मज्जित 
होगा । 

(iv ) मापक युक्तियां पान के अन्तर्गत प्रवजन जैसे कि वाल्व धूर्णन 
( राटरी ) नली, स्थिर नस्ली और फिसलने वाली नली के लिए अपेक्षिम 
हैं इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे कि ये मामान्य मापक संक्रियानो मे 
पूर्णतः न हटाये जा सके । 

( v ) दाम माप प्रलोक पान में कम से कम एक बाब माप ( गेज ) 
होगी 

19 काम में लाए जान बाले दाब पात्रों को कालिक परीक्षण :--- 

(i) समस्त वाय पान प्रथम परीक्षण की तारीख के पश्चात् पाँच 
वर्षों से अनधिना के अंतराल मे, पान में अंकित दाम पर सक्षम व्यक्ति 
वारा द्रव पालित रूप से परीक्षिम किए जाएंगे परन्तु संक्षारक या विषली 
गैस होने पर कालिक परीक्षण वो वषों के अंतराल में किया जाएगा । 

(ii ) उपनियम ( 1 ) के अधीन यथापेक्षित परीक्षण करने वाला 
सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा । 

20 अबचालित परीक्षण करने के लिए पालन की जाने वाली पुर्याव 
धामिया :---नियम 19 में निर्दिष्ट द्रवचालिन परीक्षण पूरा करने के लिए , 
निम्नलिखित पूर्वावधानियों का पालन किया जाएगा, अर्थात् : - - 

(i ) परीक्षण करने के पूर्व प्रत्येक वाब पाल पूरी तरह स्थन्छ किया 
जाएगा और बाहरी तथा मतह दोष संक्षारण और विजातीय वस्तु के लिए 
यषाव्यवहार्य मतिरिक्त परीक्षा भी की जाएगी । सफाई और पापक , यदि 
कोई हो , हटाने के दौरान यदि ऐमा आपक पाइरोफेरिक प्रकृति का है या उसमे 
स्वत: वाह्य रसायन अन्तविष्ट है तो अग्नि या विस्फोट के प्रति मभी 
सम्यक पूर्वावधानियां बरती जाएंगी । 

( ii ) जैसे ही परीक्षण पूरा हो जाता है, पाप्न पूर्णन · प्रातरिक 
तौर पर शुकित किया जाएगा और यह व्यक्ति भिमके द्वारा परीक्षण 
किया गया है , तथा परीक्षण की तारीख के दर्शक , चिन्हो और संख्यामी 
की स्पष्टत : स्टाम्प लगाई जाएगी और इन सब परीक्षणों का अभिलेख 
रखा जाएगा । 

(iii ) कोई पात्र जो बचालित जाच में असफल हा जाता है या 
अन्य किसी कारण से जो उपयोग हेतु असुरक्षित पाया जाता है, नष्ट 
कर दिया जायेगा या मुख्य नियंत्रक को सूचना देते हुए अनुपयुक्त टहरा 
दिया जायेगा । 


- 


- - - 


- - --- - - -- 


- 


ज्वलनशील , मक्षारखः और विषैली गैसों के लिए न्यूनतम मुरक्षा दूरि 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
क्रम पान की जलधारिता (लिटरोंमें ) भवन या भवन वाय पान के बीच 
मं० 

समूह या निकटतम न्यूनतम दूरी 
मंपारिवक संपति 
मे न्यूनतम दूरी 


- 


- 


. - -- . .. 


- 


- - - - 


- - - - - 


__ - 


- 


- 


1 मीटर 
1 मीटर 


1 . 5 मीटर 


(6 ) 2, 000 से अधिक नहीं 5 मीटर 
( ii ) 2, 000 से ऊपर लेफिन 10, 000 10 मीटर 

से अधिक नहीं 
( ii ) 10, 000 से ऊपर लेकिन 20, 000 15 मीटर 

से अधिक नहीं 
( iv ) 20, 000 से ऊपर लेकिन 40, 000 20 मीटर 

से अधिक नहीं 
( v ) 40, 000 के ऊपर 

30 मीटर 
- - -- - - - - -- - - - - - - - - 


मीटर 


2 मीटर 

- - --- - - 


सारणी ? 
प्रविषैली गैमी के दिए न्यूनतम सुरक्षा दूरी 

...- - . - . - - - - 
ऋ० पान की जलधारिता (लिटरों में ) भयन या भवन पात्रों के बीच 

समूह मा निवाटतम दूरी न्यूनतम 
संपाश्विक संपत्ति 


मे दूरी 


अध्याय 3 


1 मीटर 


घशारकरण 


1 . 5 मीटर 


21 साधारण :- - 


(i ) 2, 000 से अधिक नहीं 3 मीटर 
( ii ) 2, 000 से ऊपर लेकिन 5, 000 5 मीटर 

से अधिक नहीं 
(iii ) 10, 000 से ऊपर लेकिन 20,000 10 मीटर 

से अधिक नहीं 
(iv ) 20, 000 से ऊपर 

15 मीटर 


2 मीटर 


( 1 ) संपीडित गैस के भण्डारकरण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले 
सब पान भूमि के ऊपर संस्थापित किए जाएंगे , अर्थात पान का कोई भी भाग 
धरातल के नीचे नही दबाया आएगा । 


बड़े पान का व्यास 
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टिप्पण 1 : 

बापान संस्था की फुल जलवारिता यदि 40, 000 लीटर या उससे 
अधिक है, उपर्युक्त न्यूनतम मुरक्षा दूरी कुल भण्डारकरण क्षमता को लागू 
होगी । 


टिप्पण 2 : 

एक सस्थापन म भण्डारकरण पानो की सख्या 6 में अधिक नहीं होगी 
यदि एक से अधिक संस्थापन हैं तो दो संस्थापना के बीच सुरक्षा पूरी 
ममान होगी जो सारणी 1 में अनुमार पान और संपत्ति रेखा के बीष 


( G ) पान प्राधार : 

( i) पानों के लिए आधार की डिजाइन उस मानक या कोर का जिन 
के अनुसार पात्र मन्निमित है, अनुगमन करेगी । 

( ii ) प्रतिवलित पान कोश और भू पर लदान के संचरण के सूक्ष्म 
परीक्षण के पश्चात् ही पान प्राधारों के बीच भतराल निश्चित किया 
जाएगा । 

( iii ) वाब भोर तापीय प्रसारण के कारण पात्र के संचालन के लिए 
पान आधार की नम्यता अनुशेय होगी । 

( iv ) पान का सुरक्षा से लंगर डाला जाएगा या वजन किया जाएगा 
या बाढ़ के जल मे नबाही को दूर करने के लिए पर्याप्त पोतबाट ऊंचाई 
को व्यवस्था को आएगी । 

( v ) संरचनात्मक इस्पात के मामलों में , पात्र काठी या 45 सं . 
मी० या कम ऊंचाई ने आलमी अधोभाग को छोड़कर एसे प्राधार पर्याप्त 
मोटाई की अग्निरोधक वस्तुमों में उके जाएंगे । 


होगी । 


टिप्पणी 3 . 


ऊपर थिनिर्दिष्ट दूरियां पान की परिधि पर निमाटतम बिन्दु से मापी 
जानी चाहिये । 


टिप्पणी 4 . 

ऊपर विनिर्दिष्ट पूरी ऐसे मामलों में मुख्य नियंत्रक पारा फम की जा 
सकती है जहाँ उसको यह राय हो कि अतिरिक्त सुरक्षा उपानी की व्यवस्था 
की गई है । 


24. भेरावती : 

(i ) वह क्षेत्र, जहां पंप-उपस्कार, उतराई - लदाई मुविधाएं और प्रत्यक्ष 
ज्वलित बाधकों की मुविधाएं हैं , सुरक्षा जान के परिमाप के चारों पोर 
कम से कम 2 मीटर ऊंचे औद्योगिक प्रकार के येरे से युक्त होगा । 

( ii ) प्रत्येक घरे में निर्गम के कम से कम दो मार्ग होगे और ऐसे 
निर्गमों के द्वारा बाहर की ओर बुलने वाले होगें पीर स्वअनुबंधक मही 
होगे । 


3. वान पानों के लिए प्राधारशिला : 

( 1 ) साधारण पदार्थ, सिमांस रीति डिजाइन का विवरण प्राधार 
शिला की संरचना और पान के आधार अनुमोदित विनिर्देशों, मानकों या 
कोडों के अनुरूप होंगे । 


( 2 ) भूतलीय शान : -- 

पान का संस्थापक व्यक्ति , विशिष्टता विद्यमान पाव की स्थापना , 
पूर्ण एवं स्वीकृति विमेवन भूमि व्यवस्था, प्लवन की जोखिम एवं मूल ? 
के संभाव्य मास के संदर्भ में , पूर्ण शान रखेगा । 


3 सामग्रियर्या : ... 


( i ) भूतलीय शतो , लवाई और विस्तृत डिजाइन संरचनामों द्वारा 
मनिर्माण के लिए मामग्रियों का प्रवधारण किया जाएगा । 


( ii ) सामग्रियो 

( क ) ईट विनाई कार्य, 
( ख ) प्रयतिन कंक्रीट, या 


( ग ) इस्पात पट्ट, इस्पात नली या संरचनात्मक इस्पात की 
हो सकती है । 


25. सफाई : - - 

पान के चारों ओर 3 मीटर का क्षेत्र शीघ्र चिनगारी पकड़ने वाली 
वस्तुओं यथा घाममात और प्रपंत मुत्री धान में मुक्त रखा जाएगा । 
26. भूयोजन : 

(i ) ज्वलनशील द्रवणीय गैसों के भण्डारफरण के लिए उपयोग में 
लाए जाने वाले सभी पान प्रभावशाली ढंग से विधुत द्वारा पृथ्वी से संयोजित 
होंगे । 

( ii ) पर्याप्त पाइप लाइनें विद्युत निरंतरता बनाये रखने के लिए ज्लनशील 
प्रबों को बहन करने वाली बनाई जाएंगी और प्रभावशाली ढंग से पृथ्वी 
से संयोजित की जाएंगी । 
27. धुम्रपान निषेध :-- -- 

धुम्रपान या नग्न लाइट का प्रतिबंध करते हुए कम से कम 5 सेंटीमीटर 
ऊंचे अक्षरों में एक स्थायी नोटिस उस क्षेत्र, जहां ज्वलनशील और आक् 
सीक्ता के गैसों का भण्डारकरण किया जाता है, के चारों ओर घेरे में लगायी 
जाएंगी पौर नोटिस माहर से हहस्य होगी । 
28 अग्नि संरक्षण : - - 
___ ज्वलमशील संपीड़ित गैसों के भण्डारफरण के लिए मभी पान आग 
के बतरे से निम्नानुसार सुरक्षित रखे जाएंगे : -- 

(i ) स्थानीय अग्नि सेवा अनुदेशों के अनुसार भण्डार क्षेत्र में पर्याप्त 
जल प्रदाय और अग्नि से सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा । जल का प्रयोग 
बम्बाल होगे एवं गतिशील उपस्कर, निश्चित मानीटर या निश्चित फुहारा 
पद्घति के द्वारा जो स्वयंचालित हो, हो सकती है । जल प्रवाह का नियंत्रण 
किसी खतरमाफ क्षेत्र के बाहर से संभव होना चाहिए । 

(ii) बम्बा, जहाँ व्यवस्था की गई है, सहज ही सभी जगह मूगम्य 
होंगे और भीष में अंतर इस प्रकार का होगा कि मभी पानों के सुरक्षा 
की व्यवस्था की जा मके । 

( iii ) अम्मि अभिनाल की पर्याप्त लंबाई होगी और महज ही उपलम्ब 
हो सकेगी । प्रत्येक होऊ लाइम के निर्गम द्वार संयोजित जेंट पोर ( फांग 


( 4 ) लवाई : 

स्थिर भौर अधिरोपित लवाई का महत्तम सम्मिलित प्रभाव निम्नलिखित 
डिजाइनों में लिए उपयोग में लाया जाएगा : 

( क ) स्थिर लवाई पान और उसकी अंतवस्तु का वजन । 
( ख ) परीक्षण लदान यदि जल बाग परीक्षण किया गया हो । 


( ग ) वायु लदान 
( प ) संक्रियात्मक सवान जैसे कंपन , तापीय ( प्राकृतिक एवं 

सक्रियात्मक ) । 


( 5 ) बन्दोबस्त - 

कोई विशिष्ट विभेदक बंदोबस्त सम्बंधित पाइप कार्य भऔर पान में 
अधिक प्रसिबल मे बचाने के लिए मीमित होगा । 
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(iv ) ग्राही पात्र का इस बात को मुनिश्चित करने के लिए कि 
इसमें स्थानान्तरित की जा रही गैस को ग्रहण करने के लिए पर्याप्न 
वाली जगह है, परीक्षण किया जाएगा । 

( v ) धनमयोगी प्रणाली अर्थात् पाईप कार्य, फिटिगें , यान्य या होज 
यह मुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि यह सुरक्षित 
पाल हालत में है और केवल स्पानान्सर मंत्रियानों में अपेक्षित वाव 
न्य फिटिंगें और माथ-साथ कोई अन्य प्रचालन प्रत्रियाग ही खुली हैं । 


( 2 ) स्थानान्तर के दौरान प्राही पान का यह सुनिश्चित करने के 
फिर परीक्षण किया जाएगा कि यह उसकी सुरक्षा भरण क्षमता में या 
इसके पिजाइन दाब मे परे नही भग जा रहा है । 


( 3 ) स्थानान्तर पूर्ण होने पर यान को अनुशन परिसर को छोड़ने 
की अनुमति देने के पूर्व , यदि यान प्रयणीय गैस से भरा है तो इसमें भरी 
एई संपीडित गैस को मुनिश्चित करने के लिए वमन -पुल पर इसका वजन 
किया जाएगा । 


मोगल ) से युक्त होंगे । होमों को अच्छी तरह रखा जाएगा और समय 
ममय पर जांच की जाएगी । 

(iv ) गतिशील उपरफर, निश्चित मानीटर या निश्चित फुहारा प्रणाली 
इस प्रकार बनाई जाए कि अग्नि शनों के अधीन जल की मना बनायी 
रखने की गति के माथ पर्याप्त जल छो मर्फ । 

( v) जल भरने और माली करने वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और 
प्रभावशाली सुरक्षा देने वाली गतिशील या स्थिर जल फुलाग प्रणाली के 
प्रबन्ध पर ध्यान दिया जाएगा । 

( vi ) कम से कम दो गुटक रासायनिक पाउडर प्रकार के प्रत्येक 9 
किलोग्राम भमता के अग्निशामक संस्थापन के हर प्रवेश बिन्दु पर संस्था 
पित किए जाएंगे । 

29. भगई और उतराई मुविधाएं : 
( i ) पंप अभिकेन्द्री या धनात्मक विस्थापन में हो सकेंगे । 

( ii ) डिजाइन मामग्री और पंपों की संनिर्माण प्रयोग में लाई जाने 
वाली गैम के प्रकार के लिए उपयुक्त होगा और उच्चतम निकाम दाव 
के लिए जो प्रचालन के अधीन के अनुमार मिजाइन किए जाएंगे । 

(iii ) धनात्मक विस्थापन पंपों में उपमार्ग बाल्य या अतिदाय के 
विरुद्ध अन्य उपयुक्त संरक्षण होगा । 

( 2 ) संपीड़ित : 

( i ) संपीडित की डिमाइन सामग्री और संरचना उम प्रकार की 
गैस के लिए जिसमें उन्हें प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त होगी और उच्चतम 
निकास वाव , जिसके प्रचालन के वे अधीन होंगी, के लिए डिजाइन किए 
जाएंगे । 

(ii) बहुसोपान संपीड़ित से भिन्न संपीड़ित , भरे जा रहे पानों के 
पाष्प सपन का चूषण करेंगे । 

( 3 ) स्थानान्तरण प्रणाली : --- 

(i ) स्थानान्तरण प्रणाली इस प्रकार डिजाइन की आएगी कि 
उच्चतम पाप दाम की गैस के निम्नतर वाष्प वाम के गैम ने उपस्वार में 
स्थानांतरित होने का खतरा न्यूनतम सो जाए । 

( ii ) प्रवाह की द्रुतगति को बंद करने के प्रभावी साधन उस पान 
से जो भरा जा रहा है या खाली किया जा रहा है, सुरक्षा दूरी पर 
स्थित होंगे । 

( iii ) प्रतिभरण को रोकने के लिए उच्चतम अनुशेय ऊंचाई या 
स्वचालित बंब वाल्व के सदृश स्वयं बोलित मूषक अलार्मों का प्रयोग 
किया जाएगा । 

( 4 ) होज : -- 

(i ) द्रा स्थामान्तरण के लिए होग इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे 
कि सेवा में उच्चतम प्रचालन दाब, जो वे वहन करते हैं, कम से कम 
पार गुना हों । 

( ii ) होज संयंत्र और विधुत से मालू रहेगा । 
30 . स्थानान्तरण संक्रिया : -- 

गैस के स्थानान्तरण के पूर्व : -- (i ) प्रत्येक यान मा संस्थापन के 
समय , इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वह इन नियमों की 
( अपेक्षामों की पूर्ण रूप से पूर्ति करता है, परीक्षण किया जाएगा और भरने 
के लिए भेजने से पूर्व पूर्णतः खाली कर लिया जाएगा । 

(ii ) भरण या विसर्जन प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रसामान्य 
मा खतरनाक परिस्थितियों की दृष्टि से पास -पड़ोस का परीक्षण किया 
जाएगा । 

(ii ) यथा पावश्यक चेतावनी सूचनाएं लगाई जाएगी । 


( 4 ) थानों में संपीड़ित गैम से पावों के भरने ममय अन्य अपेक्षाओं 
की पूर्ति के अतिरिक्त निम्नलिमित अपेक्षामों का पालन किया जाएगा , 
प्रति: -- 

(i ) बह स्थान, जहां ग्रान खड़ा किया जाता है, ठीक नरा मे 
ममसल होगा । 

(ii) स्थानान्तर मक्रिया के दौरान दुर्घटनात्मक संचरण से यान को 
रोका जाएगा । जब पंप को चलाना प्रावश्यक है सब के सिवाय यान 
महा करने के अफ चालू रहेंगे व इंजिन बन्द रहेगा । जहाँ आवश्यक हो 
यही चक्ररोधक माक उपयोग में लाया माएगा । 

( iti ) स्थानान्तर संक्रिया के लिए कोई चालक इकाई ये अनावश्यक 
विशेषतः अनभिकल्पित, त्रियुत उपम्फर बंद कर दिए जाएंगे या पृथक कर 
दिए जाएंगे । 

(iv ) किमी प्रवलनशील, प्रवणीय गैम की स्थानान्मर सक्रिया पूग 
करने के पूर्व यान पर प्रारूद पान , मस्थापन में विद्युत बड किया जाएगा । 

( v ) यान को हटाने के पूर्व, विद्युत पौर द्रव तथा बाप्प संबंध 
सोर दिए जाएंगे , अधिष्लायन को रोकने के लिए मावधानी रखी जाएंगी । 
जहां बरोधक ब्लाक का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हटा दिया जाएगा । 

यान का यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि यह 
मुरक्षित चाल हालत में है और आस पास के क्षेत्रों का , यह सुनिश्चिम 
करने के लिए परीक्षण किया जाएगा कि दवणीय ज्वलनशील गैम जो 
रिस सफनी है जिमका निकास होमा है, सुरक्षित रूप से निकल गई है । 

( 5 ) संक्रिया के दौरान ध्यान :---- 

( i ) म्थानान्तर से संबंधित ममस्त संक्रियामों के दौरान एक सक्षम 
व्यक्ति उपस्थित रहेगा और सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों की सभी 
अपेक्षाओं की पूर्ति की जाती है । 

( ii ) यान लदाई प्रयालनों को अस्थायी तौर पर रोक रखना पावर 
यक है । ऐसी रोक के दौरान लड़ाई होम यान से अलग कर दिए जाएंगे । 


( 6) स्थानान्तरण प्रचालनों का भारसाधक व्यक्ति यह सुनिश्चित 
करेगा कि - - 

(i ) कोई रिसने : 
( ii ) नजदीक में भाग लगना ; 

(iii ) ऐसे प्रचालन की स्थिति में, जिसमे ज्वलनशील गैसों का निकास 
अन्तर्वलित है, समीप में विद्युत सूफान आने की स्थिति में स्थानान्तर 
प्रचालन बंद कर दिए जाएं । 


- - 


- - - - - 


- - 


- - - - - 


- - - . . . 


- - 


- 


- 


- 


- 
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31. विद्युत उपकरण और संस्थापन : - - 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन या इसकी विशेष सुरक्षा फिटिंगों के 
( 1 ) किमी भण्डार पात्र में होकर कोई विद्युत तार नष्टी जाएगा । 

लिए जहां अनुमोदन मांगा जाता है, पैमाने पर खीचें 12 विस्तृत प्रवण 

और पचास रुपये की संवीक्षा फीस मुख्य नियंत्रक को अग्रेषित की जाएगी । 
( 2 ) सुरक्षा जोन में मंस्थापित सभी विद्युत तार या ज्वलनशील 
गैसों के भण्डारकरण के लिए कोई भण्डारण पाब अनुमोदित प्रकार के 

( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन पारेखण की प्राप्ति के पश्चात् और 
विच्चुन रोधी केवल ( समुद्री नागें ) का बना होगा । केबिल यंत्रया पूर्ण 

आगे ऐमी जांच करने के उपरांत जैसा वह आवश्यक समझे यदि मुख्य 
नया चाल रहेंगे और पात्रों से प्रभावशाली मंग मे भूमाफिन कर दिए 

नियंत्रक का यह समाधान हो जाना है कि यथास्थिति यान या विशेष सुरक्षा 
जाएंगे । 

फिटिंग नियमों में दी गई अपेक्षात्रों की पूर्ति करती है, वह प्रारक्षण को 

अमुमोदित करेगा और आयेदक को सम्यक् रूप से पृष्ठांकित एक प्रति 
( 3 ) ज्वलनशील संपीडित गैसों की पंपिंग के लिए उपयोग में लाए 

वापिस करेगा । 
जाने वाली पंपों व पप कक्षों के लिए 
( 1 ) सभी विद्युत मीटर वितरण मोर्ड , स्विच , फ्यूज , प्लग और 

36. रिजाइन : - - 
मकिटः भा० भा० : 2148, 1968 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए ( 1 ) संपीमित गैम के परिवहन के लिए प्रत्येक पात्र मियम 12 की 
ज्वालामह मंरचना के लोंगे और फेमें प्रभावशाली ढंग से भूमपति की 

अपेक्षामों के अनुसार संनिमित और परीक्षित किया जाएगा और इस नियम 
जाएंगी । 

के उपनियम ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ) और ( 5 ) की अपेक्षामों को पूरा करेगा । 
( 2 ) भारतीय मानक . 2206 ( भाग 1 ) 1962 के अनुसार मभी 

( 2 ) डिजाइन त्वरण में सामान्यतः रोड पर चलने से लगने वाले 
विद्युत स्थिम लैप अच्छे ज्वालामह कषि फिटिंगों में संलग्न किये आयेंगे । 

धक्को को रोकने के लिए न्यूनतम 3 ग्राम तक स्वरण व मंदन की छूट 
( 3 ) सभी विथुन परिवहनीय हमलेप मुख्य नियंत्रक वारा अनुमोदित रहेंगी । जन पाम स्वावलंबी हो तब पात रिजाइम मामान्यतः चेचिस फेम 
रीति में होंगे । 

द्वारा वहन किए जाने वाले स्वरण का वहन करेगी । पान के संलग्नों से 

उभृत स्थानिक त्वरणों के वितरण की व्यवस्था की जाएगी । 
32 भरकरण एवं प्रचालन क्षेत्रों में प्रकाण : - - 
रात्रि के दौरान प्रचामन चालू नहीं रखे जायेंगे सिवाय तम के जब 

( 3 ) पचिम पर या फ्रेम के नीचे पानों का प्रारोपण इस प्रकार 
कि पर्याप्त अनुमोदिन प्रकार का कृत्रिम प्रकाश उपलम्ध हो और उपयोग में 

किया जाएगा कि कंपन न्यूनतम रहे । 
लाया जाता हो । 

( 4 ) पान के लगे ममस्त संलग्नो के धक्के , प्रतिचलन या अन्य 

मैक्रियात्मक कारणों में होने वाली दुर्घटनात्मक हानियों से रक्षा की जाएगी। 
33, मुरक्षा का प्रमाणपत्र : 
फिमी संपीड़ित गैस के भण्डारकरण के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले 

( 5 ) समस्त पात्रों को प्रत्यंम कठोर एमानित प्रतिबल का गैसवान 
पात में या जब भी कोई जोड़ संस्थापनों या प्राधारशिला के परिवर्तनों 

पंपवाब और परिवहन शनों के कारण जो प्रयाम भारणों के मघोन हो 
को पूरा किया जाता है तो ऐमा करने के पूर्व निम्न प्रोफार्मा में अनुमग्नि 

सकता है , मामना करना पड़ेगा । 
प्राधिकारी को मक्षम व्यक्ति हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र देगा । 

37. बाल्बों और महायको की सुरक्षा :- -- 
सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रोफार्मा 

( 1 ) ममस्त याल्व और सहायक , दुर्घटनान्मझ नुकसान और हस्तक्षेप 

में मुगनिन रखे जाएंगे । 
# प्रमाणित करता हूं कि श्री . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 2 ) याल्य पोर महायक इम प्रकार पारोपित और परीक्षित किए 
संस्थापन के अधिभोगी का पूरा नाम व पता संस्था मा . . . . . . . . . . . . 

जाएंगे कि शाखा की जिसमे वाल्व मा महायक संयोजित है, दुर्घटनात्मक 
. . . . . . . . - ( गांव, पुलिसथाना , जिला आदि ) में गैस संस्थापन मुख्य 
नियंत्रक द्वारा अनमोदित प्रकार के विनिवेषों और प्लान के अनुमार सया 

फटाय को जोखिम न्यूनतम हो जाए । 
अनुज्ञप्ति फार्म की शो . . . . . . . . . . . . . अनुमार सन्निमित गया है 

( 3 ) यान के पिछले भाग में स्थित बाम्य या सहायक वाय के फेम 
और मेरे विचार में संस्थापन एवं उपर्युक्त भूवान पात्रों की आधारशिला के पिछले काम अवयव द्वारा नुकमान मे परिरक्षित रखे जाएंगे और उप 
इस प्रकार की है और सभी पान इस प्रकार मंम्पापित किए गए हैं जिसमें नियम ( 2 ) का पाचन किया जाएगा । 
सुरक्षित रखने का प्रबंध सुनिश्चित रहे । 

38 उपस्कर :- - 
स्थान : सक्षम व्यक्ति के सम्ताक्षर • • • • • • 

( 1 ) पाइपिंग फिटिंग , पंप और मीटर :- - 
तारीख : 

(i) निम्नलिखित द्वारा लगाए गए अत्यंत कठोर संयुक्त प्रतिबल को 
पद और महताएं . . . . . . 

रोकने के लिए यान पर समस्त पाइपिंग फिटिंग, पम्प पोर मीटर, स्थायी 
पूरा डाफ पता . . . . 

रूप में डिजाइन किए जाएंगे , अर्थात् : - - 

( क ) पात्र का उच्चतम डिजाइन दाव ; 
अध्याय- 4 

( ख ) प्रध्यारोपित पम्प दाब या गैर चलने से हुमा प्रधान भरण ; 
परिवहन 

( ii ) पात्र उपम्फर के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मामग्री विषम 
34. लाग होना :--- 

प्रयोग और दुर्घटनात्मक क्षति को रोकने के लिए पर्याप्ततः पम्प होंगी । 
इस अध्याय के नियम यानों द्वारा संपीडित गैस के परिवहन के लिए मतगुर मामग्री , यथा तुला हुआ लोहा उपयोग में नहीं लाया जाएगा । 
लागू होंगे । 

( 2 ) पानि और उ . करों की परिरक्षा :---- 
35. मंपीड़ित गैस के परिवहन के लिए यान :- - 

(i ) विषम उपयोग , कमर वा प्रतिचलन से होने वाले धुर्घटनात्मक 
( 1 ) संपीड़ित गम के परिवहन के लिए प्रत्येक यान , मुख्य नियंत्रफ नुक्सान को न्युनतम करने के लिए पदपिग और उपस्कर पर्याप्मन : सुरक्षित 
द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित प्रकार का होगा । 

रखें जाएंग । 


नाम 


[ माग [[--- खण्ड 3 (1)] 
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( ii ) किमी भी उपस्कर या पाइपिंग को जिममें द्रव डाला जा सके , 
प्रभास के तापीय प्रमार में होने वाले प्रनिमय दाब में सुरक्षित रग्ने 
जाएंगे । 


( 1 ) मयो नन ना मित्रांकन - - 

यान के समान मयोगनी का , जिका यान के प्रचालक द्वारा हरफर. 
किया जाना अपेक्षित है , गलत प्रचालन में रोकने के लिए माफ -साफ 
चिलित पारना चाहिए । इम चिहान का प्रकार यान के लिए दी गई 
प्रचालन विधि से मिलना चाहिए । 


( 3 ) जिजाइन सुरक्षा अपेक्षाएं ( वैद्युत ) : -- 

यान के औद्युत मौर स्थिरोधी गणधर्मों के संबंध में निम्न अपेक्षामों की 
गृति की जाएगी , अर्थात् : -- 

(i ) वंद्युत प्रणाली में - - 
( क ) सरलता से अभिगम्य भिनि म बैटरी , 

( ख ) शीघ्रता से अभिगम्प कम से कम 300 ऐम्पियर का विच्छे 
दक स्विच । 

( ग ) यापरिग इस प्रकार लगाई गई और गृ -क्षित हो जिममे दुर्घट 
नात्मक नुकसान या अनुचित छोजन न्यूनतम होगी । 

( ii ) पात्र व चौकी में वैद्युत प्रवाह जारी रहेगा । 


38 यान डिजाइन विचार -.-- 

( 1 ) माधारण - - 

यान की चौकी में पास मुरक्षित रूप से इस प्रकार लगाया जाएगा 
कि यान गति एक दम मद हाने मे पान के हिलने डुलने पर ध्यान रखा 
जा मकै । 


( iii ) याम मे बंधन वितु व बंधक केबल दिया होगा । 


(iv ) टायर "स्थिरता- रोधी " प्रकार के होग । 


( 2 ) डिजाइन मुरक्षा अपेक्षाएं यात्रिक । 
(1 ) पान का इंजन अंतर्वहन , प्रकार का होगा । 

( ii ) जहां इंधन प्रणाली गुरत्यीयबरणयुक्त है, एक धरिन कार्य करने 
वाले रिमन रोक वाल्व को ईधन भरण पाइप में मरलता से उपमन्य एव 
स्पष्टतः चिह्नित स्थिति में लगाया जाएगा । 

( iii) ममम्न विद्युत जनरेटर, मोटर , बैटरी , स्विच गियर और फ्यूजो 
के माथ इजन और रेचन प्रणाली पान या यान के ढाचे से अग्निरोधी कवल 
या अनुमोदित अग्निरोधी कक्ष मे अन लग्नकों के द्वारा वक्षना-पूर्षक जाच 
किए जाएंगे । 

(iv ) खण्ड (i ) ( ii ) , प्रौर ( iii ) में उल्लिखित उपस्कर. जय 
चालान केब के पीछे प्राग की ओर लगाये जाते है, वाल्व केय को स्वीकृत 
कवच के रूप में काम करने वाला माना जा मफना , परन्तु यह नब जब 
कि केय का पश्च छन और फर्ण, केब को पूर्ण चौडाई मक अग्निरोधी मना 
यट के है, पीछे या छत में कोई द्वार नही है पीर पिछला भाग चौकी 
के शीर्ष के नीचे की ओर जाता है । 

( v ) जब केव का मनिर्माण उपर्यस्त अपेक्षामों की पूर्ति नही करना 
है, नव पृषक अग्निरोधी कवच चौकी के गीर्ष से पात्र के शीर्ष नक बिना 
किसी जोर के संस्थापित करना चाहिए । 

( vi ) किसी भी स्थिति में , जब करन में खिड़कियां दी हों , ये 
अनिरोधी फेमिंग में तार लगे कांच या अन्य नापग्रही गामग्रो में गाय लगाई 
जाएगी और खोली जाने के योग्य न होंगी । 

( vii ) जब खण्ड (i), ( ii ) एवं ( iii ) में निर्दिष्ट उपम्कर केत्र 
के पिछले भाग के पास में प्रारोपित किए जाएंगे , अनुमोदित अग्निरोधी 
कक्ष मे पूर्णन रखे जाएंगे । 

( viii ) किमी स्थिति मे गय पात्र को नोदित करने के लिए उपयोग 
में लाया जाने वाला ईंधन 65° मेंटीग्रेड गे कम तापमान पर ज्वलनणील 
वाष्प देता है, ईधन टैंक तब तक गोल के पीछे न हागा जब तक कि 
निम्नलिखित अपेक्षानों का पूर्ति न कर ली जाएं , अर्थात् .. 

( क ) ईधन हैक मजबूत मुम्पान रक्षको य. यान के फ्रेम से सुरक्षित 
रखा जाना है । 


4 डिजाइन मुरमा अपेभाएं माधारण :-- - 

( i) केव के पश्च और पान के मामने म्यूनतम 15 सेंटीमीटर की 
जगह होगी । 

( i ) पात्र की सीजन मजवृत्त इस्पास के बम्पर द्वारा सुरक्षित की 
जाएगी पोर बम्पर - --- 

( क ) इस प्रकार लगे होंगे कि संघट्ट प्रतिबलपान के दोष या संधित 
यान के मामले में पान के पत्रों को संभाले हुए डांचे में संप्रेषित कर दिए 
जाएंगे । 

( ख ) पान के प्रत्यंत पिछले भाग के पश्च में न्यूनतम 7 . 5 सेंटी 
मीटर पर स्थित हों ; 

( ग ) यान के प्रत्येक पार्व में कम से कम पान को अधिकतम चौड़ाई 
तक बढा दो जायें । 

( ii ) द्रवणीय गैम का , जिसके लिए यान डिजाइन किया गया है , 
अधिकतम वजन , भार उतारे हुग, ( खाली ) यान के वजन और ममुचित 
पग्यिहन विनियमों के अधीन उम वर्ग के यामो के लिए अनुशान अधिकतम 
वजन के बीच के अंतर से अधिक नहीं होगा । 
4.) यानों का चिल्लोकन - -- 

सभी यानों में पात्रा पर , यह दर्शाने के लिए कि कौनसा उत्पादन 
ले जाया जा रहा है, स्पष्टम . चिन्हांकन किया जाएगा । 


41 अग्नि मुरक्षा :-- - 

( i) उपयुक्त आकार प्रकार के दो उपयुक्त अग्निशमक प्रत्येक यान के 
पार्व मे रखे जाएंगे और केव के बाहर से अभिहष्प होने चाहिए । 

(ii ) ज्वलनशील गैम का पहन करने वाले यान में या उसमें उपस्थित 
रहने वाला कोई व्यक्ति धुम्रपान नहीं करेगा या माचिस या लाइटरों का 
प्रयोग नहीं करेगा । 

(iii ) ज्वलनशील गम को वहन करने वाले किमी याम पर, अग्नि 
कृत्रिम प्रकाश या भाग लगाने वाला या विस्फोट करने वाला कोई भी 
मामान न ले जाया जाएगा या न रहन किया जाएगा । 


( ख ) यान के इंधन बैंक का भरण पाइप , माला की व्यवस्था याले 
उक्कन माहित दिया जाना है , 


( ग ) अग्निगधी कवच के मामने २ म्या हया भरण यन, ईधन टैक 
की प्रतर्वस्तु फा छोड़ने के काम माना है । 
___ ( ix ) जहा म्यान मारण पम्प यान के इंजिन द्वारा चलाया जाना है, 
केब के बाहर मे इजन को बंद करमे की व्यवस्था की जाएगी । 
1293 GI /80 - 2 


42 प्रचालन : --- 

( 1 ) चालको का सावधानीपूर्वक चयन किया जाएगा और उन्हें चालन 
म तथा उपस्करों और याम में वहन की जा रही संपीड़ित गैम के सुरक्षित 
रूप से संभालने का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
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( 2 ) जब प्रचालन के अपने परिसरों में भारण या विसर्जन का काम 

( ii ) मौ रुपये की मयोक्षा फीम, जो नियम 11 मे विनिर्दिय 
होता है, प्रचालनो के दौरान चालक या कोई ममम ध्यक्ति उपस्थित रोति से मवत्त का मागो । 
रहेगा । 

( 2) अनुज्ञापन के प्रस्तावित परिसर के विनिर्देश और प्लान पी 
( 3 ) जब विसर्जन का कार्य ग्राहक के परिसरों में चल रहा है, चालक मयीक्षा करने के पश्चात् नया गेमी जाप करने के पश्चात् जैसी वह ठीक 
अपमे यान के साथ ऐमो स्थिति में रहेगा कि संकट के समय विमर्जन मा मम , यदि मुख्य नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि अनशप्ति के 
तुरंत बंद कर सके । 

लिए प्रस्तावित उस परिसर में संपीमित गम मा भण्डारकरण किया 
( 4 ) प्रत्येक यान पर कम से कम एक पक्ति द्वारा लगातार ध्यान 

जा सकता है सो यह भावेदक को विनिर्देश और प्लान में से प्रत्येक की 
दिया जायेगा जो इस अध्याय में दिए गए नियमों का जानकार होगा 

एक- एक प्रति अपने हस्ताक्षर सहित और ऐसी शर्तों पर जो वह विनिविष्ट 
परन्तु इस उपनियम में का कुछ भी उन यानों के लिए लागू नही 

करें , मंजूरी महित प्रावेदक को वापस कर देगा । 
होगा जो इस प्रयोजन के लिए मसप नियंत्रक द्वारा पहल अनुमोदित म्यामो 

4 7. मंपीडित गम के परिवहन के लिए अनुशस्ति ..... 

( 1 ) वाब पान में भरी हुई किसी संपीड़ित गंम, का , यान मे, मिवाय 
( 5 ) स्वनिर्धारित स्थान से दूर रानि भर परने की स्थिति में , 

इन नियमो के अंतर्गत मंजर की गई प्रमाप्ति के शतों के अधीन थे उनके 
राति भर यान के सुरक्षित रखने को पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । पापात 

अनुमार परिवहन नहीं किया जाएगा । 
काल में पालक यान खड़ा करने के लिए उपयुक्त सुविधा पाने के लिए 

( 2 ) रेल प्रशामन द्वारा दाब पात्र में भरी हुई मंपीडित गैम के 
स्थानीय पुलिस का महयोग ले सकता है । 

परिवहन के लिए इस नियम का कुछ भी लागू नहीं होगा । 
43 सुरक्षा का प्रमाणपत्र :- - 

4 8. अनुमप्ति की मंजूरी :--- 
किमी संपीड़ित गैस के परिवहन के लिए किसी यान को उपयोग में 
लाने के पूर्व, ममम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित इस प्राशय का सुरक्षा प्रमाण 

___ मुखप नियंत्रक , इन नियमों से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट फीम का 
पर कि यान इम अध्याय में दिए गए नियमों के उपबंधों की पूर्ति करता 

मंदाय करने पर, इन नियमों के अधीन विहित अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा । 
है, मनुशप्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । 

49. अनुमाप्ति के लिए आवेदन :-.. 
44 यानों का निरीक्षण और अमुरक्षण : --- 

इन नियमों के अधीन अनुप्ति अभिप्राप्त करने या उनमें नवीकरण 
( i ) यान का यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हर समय रोड 

का इच्छुक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा :---- 
पर चलने लायक है, और यह भरने , परिवहन और इसके भार को सुरक्षित 

( 1 ) भावेदन - - 
रूप से विसर्जन करने के लिए ठीक दशा में हैं , निरीक्षण किया जाएगा । 

( क ) प्ररूप 1 में , यदि आवेदन अनुशप्ति के प्ररूप II के संबं में 
( ii ) यान का रोटीन परीक्षण प्रौर मनुरक्षण किमी मक्षम व्यक्ति 
पारा नियमित अंतरालों में जो तीन माम में अधिक न होगा किया जाएगा । 

( ख ) प्ररुप II में , यदि आवेदन अनुशाप्ति के प्ररूप I के संबंध में 
मध्याय 5 

हो । 
अनुमाप्तियाँ 

( 2 ) यथास्थिति नियम 33 और नियम 4.3 के अधीन सुरक्षा प्रमाण 

पक्ष । 
45. संपीड़ित गैस के भण्डारकरण के लिए अनुशाप्ति :--- 

( 3 ) नियम 35 और 46 के अधीन मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदिन 
इम नियम के अधीन मंजूर अनुशाप्ति की शतों के अधीन और उसके 

पारेखण की 4 प्रतियां । 
अनुसार के सिवाय कोई व्यक्ति संपीड़ित गम का किसी भी वाब पात्र में 
भणारकरण नहीं करेगा । 

50 वह अवधि जिसके लिए अनुमप्ति मंज़र या नवीकृत की जा सकती 
46. अनुप्ति के लिए प्रस्थापित परिसरों के विनिर्देशों और नानों का 
पूर्व अनुमोदन :- - 

( 1 ) प्रारूप III में अनुमप्नि , मो इन नियमों के अधीन मंजूर की 

माए या नवीकृत की जाए, उस वर्ष के 31 मार्न पर्यन्त प्रवृत्त रहेगी जिस 
(i ) किसी वाम पात में किसी संपीडित गस का भण्डारकरण करने के 

वर्ष तक के लिए अनुमप्नि मंजूर या नवीकृत की गई है, किन्तु वह अधिक 
लिए मनुज्ञप्ति प्राप्त करने का एक प्रत्येक व्यक्ति मुख्य नियंत्रक को 

मे अधिक तीन वर्ष के लिए, होगी । 
निम्नलिखित प्रस्तुत करगा :- - 
( i) स्केल पर खींचे गये तीन प्रतियों में स्पष्टतः दर्शक विनिर्देश पर 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) में किमी मान के होने हुए भी , जहां मुख्य 

नियंत्रक का यह समाधान हो आता है कि अनुणप्ति किसी ऐसे विशिष्ट 
प्लान 

कार्य के लिए अपेक्षित है जिसके उम वर्ष के , जिम वर्ष के लिए अनु 
( क ) उस रीति में जिसमें इन नियमों में विहित उपबंधों का मन शप्ति मंजूर की गई है या नवीकृत की है, 31 मार्च तक समाप्त होने की 
पालन किया जाएगा ; 

मंभावना नहीं है तो वह उतनी अवधि के लिए जितनी यह प्रावश्यक 
( ब ) अनुज्ञप्ति के लिए प्रस्तावित परिसर , जिस का अन्न सुस्पष्टत . 

समझे , मनुशप्ति मणूर कर सकता है या नवीकृत कर मकता है । 
रंगकर या अन्यथा अंकित करके दिखाया जाएगा ; 

( 3 ) यान द्वारा समाहित गैम के परिवहन के लिए प्ररूप IV मे 
( ग ) अनुज्ञापन के लिए प्रस्तावित सभी सुविधामा के छोर से 100 

अनुशाप्ति ऐमी अवधि के लिए मंजर की जा सकती है जो मुम्प नियंत्रक 
मीटर के भीतर स्थित चतुर्दिक पोत ; 

प्रायश्यफ ममझे किन्तु वह अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए होगी । 
( प ) अमुज्ञापन के लिए प्रस्तावित परिसर के भाग स्वरूप सभी पात्रों , 51. अनुशाप्ति की विशिष्टियां : - - 
सभी पाल्वों और फिटिंगों भराई मौर निकास पंपों और अग्निप्रामन मुषि 

( 1 ) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुशाप्ति उसमें 
धामों पोर पन्य सभी मुविधाभों की स्थिति क्षमता , निर्माण सामग्री और 

विनिविष्ट शर्तों के अधीन रखी जाएगी और उममें वे सब विशिष्टियां 
भूमि तथा उन्नयन चित्र ; मौर 

होंगी जो इन नियमों के अधीन विनिविष्ट प्ररूप में अपेक्षित है । 


हो , और 
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( 2 ) प्रमुशप्न परिमर के लिए रेखाचित्र सो फी एक प्रति पर मुस्प 55 अनुशनि का नवीकरण : --- 
नियंत्रों के अनुमोदन के प्रतीकस्वरूप हस्ताक्षर किए माग और उसको 

( 1 ) इन नियमो के अधीन दी गई अनुशाप्ति का नवीकरण मुख्य 
अनुज्ञप्ति के साथ लगाया जाएगा और वह ऐमें अनुप्सि के भाग के रूप 

नियन्त्रक द्वारा किया जा सकता है । 
में होगा । रेखाचित्र की एक तस्वमान नाप प्रप्ति मुख्य नियंत्रक के कार्यालय 
में अभिग्लेख के लिए फाइल की जाएगी । 

( 2 ) प्ररूप IV मे अनुशाप्ति से भिन्न इन नियमों के अधीन मंजूर 

की गई प्रत्यक अनुशाप्ति , तीम वित्तीय वर्षों के लिए नवीकृत की जा सकती 
52. शर्तों में परिवर्तन करने की अनुशापन प्राधिकारी को शक्ति :- - 

है यदि अधिनियम का या उमके अधीन बनाये गए नियमों का उस प्रकार 
नियम 51 में फिमी बात के होते हुए भी मुख्य नियंत्रक अनुमाप्ति 

नवीकृत अनुशाप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है । 
के प्ररूप में विनिर्दिष्टः शतों में मे किमी का लोप कर मकला है, उसमें 

( 3 ) जहाँ कोई अनुप्ति जो एक वर्ष से अधिक के लिए नवीकृत 
परिवर्तन कर सकता है या उनमे और कुछ जोड़ सकता है । 

की गई हो । उसके पर्यवसान के पूर्व मर्पित कर दी जाती है वहाँ मनु 
53, अनुशन परिसरों में परिवर्मन के लिए पूर्व अनुमोदन भावश्यक ... - 

शप्ति के मनसित भाग के लिए संदत्त मवीकरण फीस अनुमप्तिधारी को 

वापिस कर दी जाएगी । परम्नु किसी ऐसे विसीय वर्ष के लिए नवीकरण 
( 1 ) अनुशप्त परिमरो में नब तक काई परिवर्तन नही किया जाएगा 

फोस लौटाई महो जाएगी जिसके दौरान मुख्य नियंत्रक अभ्यर्पण के लिए 
मम तक कि ऐसे परिवर्तन को दणित करने वाला रेखाचिन्न मुख्य नियंत्रक नयीकृत अनुज्ञप्ति प्राप्त करता है । 
द्वारा लिखित रूप में अनुमोदिन नही कर दिया जाता । 

( 4 ) प्रत्येक प्रावेदन पक्ष के साप वाह अनुज्ञप्ति जिसका नवीकरण 
( 2 ) अनुशम परिमरों में परिवर्तन करने का इच्छुक काई व्यक्ति होना है तथा अनुशाप्ति से संलग्न अनुमोदित रेखाचित्र लगे होगे व नियम 
अनुशापन प्राधिकारी के ममक्ष :- - 

11 में विहित हग में नवीकरण फीस संवत्त की जाएंगी । 
(i ) अनुज्ञप्न परिमर के समुचित रूप से प्रारेखिन रेखाचिन को 3 

( 5 ) अनुशाप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक भाषेवन इस प्रकार किया 
प्रतिया जिसमें कि प्रस्तावित परिवर्तन को अलग रंग मे दर्शित किया गया 

जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास उस तारीख से जिसको वह 
हो नथा परिवर्तन के कारणों सहित प्रस्तुत करेगा । 

पर्यवमिन हाती है कम से कम 30 दिन पूर्व पहुंच जाए. भोर यदि भाषेदन 

इस प्रकार किया जाता है तो अनुशाप्ति उस तारीख पर्यंत प्रवृत्त समझी 
(ii ) नियम । । में विहिन रीति से दस रुपए को संवीक्षा फीम का 

आएगी जिसको मुख्य नियमक अनुमप्ति का नवीकरण करता है या यह 
संदाय करेगा । 

सूचना कि नवीकरण से इंकार कर दिया गया है, प्रायेदक को दे दी 
13 ) प्रस्तापित परिवर्तन दर्णाने वाले रेखाचिन की समीक्षा करने के जाती है । 
पश्चात् और ऐसी जांच बारने के पश्चात् जैसी वह ठीक मममे , यदि मुख्य 

( 6 ) जहा अनुराप्ति के नबोकरण से इंकार कर दिया जाता है, 
नियंत्रक का यह ममाधान हो जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तन किए आ 

नवीकरण के लिए मदत फोस , उसमें से अनुपातत. उतनी फीस की कटौती 
सकते हैं तो वह अनुशप्तिधारी को रेखाधिन की अपनी हस्ताक्षरित एक 

करफे जितना कि उस तारीख से जिसको पि. अनुज्ञप्ति नवीकृत की जाती 
प्रनि वापिस कर देगा और अपनी मंजूरी ऐसी शर्त या गर्ता पर , जैमी 

थी , प्रारम्भ होने वाली पोर जिम तारीख का अनुराप्ति के नवीकरण से 
कि यह विनिर्दिष्ट करे, भूचित करेगा । 

इंकार किया जाता है उस तारीख तक को अवधि के लिए हो , अनुमाप्ति 
( 4 ) जैसे ही मंजूर किए गए परिवर्तन कर दिए जाते हैं , अनुज्ञप्ति धारी को वापिस कर दी जाएगी । 
धारी अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुशप्ति में संशोधन के लिए प्रावेदन करेगा । 

( 7 ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अनुशनि के नवीकरण के लिए, उतनी हो 

फीम लो जाएगी जितनी कि उसकी मंजूरी के लिए : 
51. अनुमाप्ति का मंशाधन - --- 

( 1 ) इन नियमों के अधीन मजूर की गई कोई भी अनजाप्ति मख्य 
नियंत्रक द्वारा संशोधित की जा सकती है । 

( i) यदि उपनियम ( 4 ) के अधीन अपेक्षित संलग्नकों के साथ पावे 
( 2 ) अनु शप्ति में मशाधन के लिए फोम दम रुपये होगी तथा इसके 

वन उपनियम ( 5 ) में विनिविष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हो जाता तो 
अतिरिक्त उमनी रकम , यदि कोई हो , पोर बेमी होगी जितमी कि अनशप्ति 

अनुप्सि सामान्यतया देय फीस से दुगनी रकम की फीस का सवाय करने 
के लिए मूलतः संदत्त फीम उस दशा में अधिक होतो अब अनुज्ञप्ति 

पर ही नवीकृत की आएगी । । 
मलतः ही एमे संशोधित रूप में जारी की जाती । 

( i ) यदि मुख्य नियंत्रक संलग्नकों सहित प्रावेदन उसके पर्यवसान 
( 3 ) अनुशप्ति में मशाधन का इच्छा अनुमाप्तिधारी मुख्य नियंत्रक 

फी तारीख के पश्चात् परम्तु पर्यवसान की तारीख के तीस दिनो से पूर्व 

प्राप्त करता है तो अनुशप्नि , ऐसी किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल 
के समक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा : 

प्रभाव डाले बिना जो इस निमित्त की जा सकती है सामान्यतया देय फीस 
( i) यदि अनुज्ञप्ति मंपीडित गेम के भडारकरण के लिए मज र की 

की दुगनी रकम का संवाय करने पर नयोकुत की जा सकती है : 
गई है तो प्रभप I में पोर यदि अन राप्ति मंपीडित गैस के परिवहन के 

परन्तु यह भोर कि अनुशप्ति के एक बार में एक वित्तीय वर्ष की अवधि 
लिए मजर की गई है सो प्रथा [1 में सम्यक रूप से भरा गया और हर 

के लिए नवीकरण के लिए मावेदन की दशा मे , प्रथम परन्तुक के खण्ड 
लाक्षरित प्रावदन ; 

(i ) या खण्ड (ii ) के अधीन विहित फीस , यदि पेय हो तो , केवल 
(ii ) संशोधन के लिए आशयित अनुशाप्ति और साथ ही उसमे सलग्न नवीकरण के प्रथम वित्तीय वर्ष के लिए दी जाएगी । 
यमुमोदिन रेखाचित्र ; 

( 8 ) यदि मुख्य नियंत्रक मबीकरण के लिए प्रावेदन उसके पर्यवसान 
(iii ) जहाँ अनुशप्त परिसर में कोई परिवर्तन कर दिया गया हो के तीस दिन के पश्चात प्राप्त करता है है तो समाप्ति का नबोकरण 
यहाँ नियम 53 के अधीन मुख्य नियमक द्वारा मंजूर किए गए परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 
वशित करने वाले समुचित साप में प्रारक्षित रेखाभित्र की सोन प्रतियां ; 

56. अनुज्ञप्ति से इंकार : - - 
(iv ) अनुशान्ति के संगोधन के लिए उपनियम ( 2) में विनिर्दिष्ट 

( 1 ) अमुशप्ति मंजूर करने , उसमें कोई संशोधन करने या अन्तरित 
फोस । 

करने या इकार करने वाला मुख्य नियंत्रक ऐसी इंकारी के कारण 
( v ) यदि नियम 13 के अधीन अपेक्षित हो , तो सुरक्षा प्रमाणपन्न । लेखबद्ध करेगा । 


परन्तु-- - । 


106 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11--- SEC . 3 (6 ) ] 


. - - 


- 


-- - 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


( 2 ) ऐसी इंकारी के कारणों से युक्त आदेश की प्रति प्रायवक को 
नियम 11 में विहित तरीके से पांच रुपये फीस का मंदाय करने पर दी 
जाएगी । 


57. अनुज्ञप्ति का निलंबन मोर रद्दकरण : --- 

इन नियमों के अधीन मंजूर की गई प्रत्येक अनुशप्ति अधिनियम या 
इन नियमों या ऐसी अनुशाप्ति में सम्मिलित किसी शर्त के उसंधन के कारण , 
मुख्य नियंत्रक के मावेश से , या यदि किसी समय अनुशप्तिधारी के पास 
अनुशप्ति का जारी रखना आपत्तिकारक समझा जाए तो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा निलंबित या रर की जा सकती है : 


( 1 ) यदि अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो 

जाता है या मानसिक रूप में असमर्थ हो जाता है या मेन्यथा 
निःशक्त हो जाता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी का कारोबार 
चलाने वाला व्यक्ति उस अवधि के दौरान जो उम व्यक्ति 
के लिए अपने नाम में , उतनी अवधि के लिए जितनी कि 
उम वर्ष के सबम में जिसमे कि अनुप्तिधारी की मृत्यु होती है, 
या वह दिवालिया हो जाता है या मानसिक रूप से असमर्थ 
हो जाता है अथवा अन्यथा नि . शक्त हो जाता है, मूल 
अनुप्ति की शेष अवधि है, नई अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवे . 
दन करने के लिए अनुशा देने के लिए यस्सियुक्त रूप से 
अपेक्षित है, अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करने के कारण अधिनियम या इन नियमो के अधीन किसी शक्ति या 
अधिहरण का भागी नही होगा : 

परन्तु इस उपनियम की कोई बात , अनुज्ञप्ति की अवधि 
की समाप्ति के पश्चात मिमी व्यक्ति द्वारा श्म उपनियम 
के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग किया जाना प्राधिकृत करने 

वाली नही समझी जाएगी । 
( 2 ) मूल अनुशप्ति की शेष अवधि के लिए धम नियम के अधीन 

प्रावेदन करने वाले किसी व्यक्ति का मंत्र की गई अनुमप्ति 
के लिए पांच रुपए फोस प्रभारित की जाएगी । 


61. अनुप्ति का खोना - - 

जहां इन नियमों के अधीन मजूर की गई अग्नि खो जाती है 
या दुर्घटनावश नष्ट हो जाती है वहां उस रेखाचिन की , जो कि अनुप्ति 
से संलग्न रेखाचित्र के समरूप हो , प्रतियां प्रस्तुत करने पर और 
नियम 11 में विहित ढंग से दस रुपए का संदाय करने पर एक दूसरी 
प्रति मंजूर की जा सकती है । 


परन्तु 

( 1 ) इस नियम के अधीन किसी अनुमप्ति को निलम्बित या रद्द 
करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ; 

( 2) निलम्बन की अधिकतम अवधि तीन मास से अधिक की न 
होगी ; मौर 

( 3 ) अनुशप्ति निलंबित हो जाने से मशप्तिधारी नियम 55 के 
उपबंधों के अनुसार उसके नवीकरण के लिए प्रावेवन करने से विजित 
नहीं हो पाएगा । 

2. उपनियम ( 1) में किसी बात के होते हुए भी , निम्नलिखित दशानी 
मे अनुज्ञप्तिधारी को निलंबित या रद्द करने के पूर्व सुनवाई का प्रवरार नहीं 
भी प्रदान किया जा सकता - - 

( 1 ) जहा मनुशप्ति अधिनियम या इम नियमों के उपबंधों में ऐसी 
किसी के या ऐसे मनुज्ञप्ति में सम्मिलित किन्ही शो के अतिक्रमण के लिए 
मुख्य नियंत्रक द्वारा अंतरित उपाय के रूप में निलम्बित कर दी जाती 
है या उसकी राय में , एंसे प्रतिक्रमण से जनता को मासघ्न खतरा होने 
की संभावना है : 

परन्तु जहां अनुशप्ति इस प्रकार से निलंबित की जाती है वहां मुख्य 
नियंत्रक अनुशप्तिधारक को निलंबन के प्रादेश को पुष्ट करने के पूर्व 
सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा , अथवा 

( 2) जहाँ अनुज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा निलंबित या रद को गाती 
है यदि वह सरकार समझती है कि लोकहित में या राज्य की सुरक्षा के 
हित में ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जाना चाहिए । 

( 3 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अनुमप्ति को निलंबित या रद्द करने 
वाला मुख्य नियंत्रफ या केन्द्रीय सरकार ऐसा करने के कारणों को लेख 
बद्ध करेंगे । 
___ _ 58. अमुशप्ति के पर्यवसान , निलम्बन या रद्दकरण की दशा में 
प्रत्रिया, -- 

संपीड़ित गैस के भण्डारण के लिए अनुशप्त व्यक्ति के पर्यवसान , 
मिलम्बन या रहकरण की दशा में मुख्य नियंत्रक को अपने मम्जाधीन 
संपीड़ित गैस की दशा व माता की तुरन्त सूचना देगा और उन 
निदेशों का पालन करेगा जो मुख्य नियंत्रक इसके प्रबन्धक संमंध में दें । 


62. मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना,- - 
( 1 ) इन नियमों के अधीन मंजूर की गई अनुप्ति को धारण करने 

पाला या उसके अधीन कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति नियम 
69 में विनिविष्ट किसी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर , उस 
स्थान पर जहां के लिए अनुप्ति लागू है उसे अथवा उसकी 

प्राधिकृत प्रति, प्रस्तुत करेगा । 
( 2 ) इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी अनुशप्ति की प्रतिया ,- - 
( क ) प्रत्येक प्राधिकृत प्रति के लिए नियम 11 में विहित 

ढंग में पांच रुपये फोम का सदाय करने पर , और 
( ख ) अनुप्ति मे संलग्न अनुमोवित रेखाकित के समकप 

रेखाचित्रों की प्रति या प्रतियो प्रस्तुत करने पर , उस 
प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत की जा सकती है जिमने अनुप्ति 

मजूर की है । 
63. प्रतिलपन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रक्रिया , 

जिला प्राधिकारी अधिनियम या इन नियमो के अतिलघन की मुख्य 
नियंत्रका के द्वारा की गई रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना 
मम्य नियंत्रक को देगा । 


59. अपील 

( 1 ) मुख्य नियंत्रक के अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके संशोधन या 
नवीकरण से इंकारी या अनुज्ञप्ति के रहकरण या निलम्बन के किसी 
भादेपा के विरुख केन्द्रीय सरकार को अपील की जाएगी । 


( 2 ) प्रत्येक अपील लिखित होगी और उसके साथ उस आदेश की 
। प्रति होगी जिसके विरुय अपील की जा रही है । और पारित किये 

भादेश के साठ दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी । 


64. प्राधिकारियो पर कार्यपालक नियन्त्रण,- - 

इस अध्याय के अधीन कार्य करने वाला केन्द्रीय सरकार से भिन्न प्रत्येक 
प्राधिकारी , अपने कर्तव्यों का निर्वहन केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन 
रहते हुए करेगा ; 

परन्तु इस नियम की कोई भी बात मुख्य नियंत्रक की अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों पर नियमण की कार्यपालक शक्ति पर प्रभाव डालने वाली 
नहीं समझी आएगी । 


60. अनशप्तिधारी की मृत्यु या निःशक्तता की दशा में प्रक्रिया : 


[ भाग [[ -- 


3(i) 1 


अध्याय 6 


65. छूट ने की शक्ति - - 

केन्द्रीा मरकार, मुख्य नियंत्रक की सिफारिश पर , असाधारण मामला 
में कारणो को लेखबद्ध करके लिखित आदेश द्वारा किमी पात्र में किसी 
मपीडिस गैग के भण्डारकरण व परिवहन के लिए , इन नियमो के सभी 
या किन्ही उपबन्धा से, ऐसी पातों पर यदि कोई हो , जो आदेश में 
विनिर्दिष्ट की जाएं , छट दे सकती है । 


भारत का राजपत्र अंसाधारण 
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-- - - -- _ _ ---- -- - 
68 अन्यन्त गंभीर दुर्घटनाओ की जांच --- 
( 1 ) जब भी अधिनियम की धाग एक के अमर्गन जांच की जाती 

है , नाच माग्न वाले व्यक्ति खुल न्यायालय में ऐसे हग से 

व ऐसी शर्तों के अधीन व दुर्घटना के कारणो एक परिस्थि 
लियो का पता लगाने के लिए मथा पम नियम के अधीम 
प्रतिवेदन देने क लिए ममर्थ बनाने में , जमा कि वे भत्यन्त 

प्रभावशाली समझे , जाच फरेंगे । 
परन्तु जब केन्द्रीय सरकार मा निदेश दे जाच बद कमरे में की 
जा सकती है । 
( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन साक्षी के रूप में न्यायालय के समक्ष 

उपस्थित व्यक्ति की पह खर्च अनुज्ञात होगा जो उस स्थान 
में , जहां जाच हो रही है, की अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय 
के अधीनस्थ दोबानी न्यायालय में उपस्थित रहने वाले 
माक्षी को अनुज्ञान होती है और अनुशात रफम के सबंध 
में विवाद होने की स्थिति में, प्रश्न स्थानीय मजिस्ट्रेट को 
निर्दिष्ट किया जाएगा जो न्यायालय को निवेदन किए जाने 
पर ऐसे खों की रकम पा पता लगाएगा और प्रमाणित 

करेगा । 
( 3 ) इम नियम के अधीन की गई जांच या अन्वेषण में या उसके 

बारे में किए गए मभी खर्च विस्फोटक विभाग के अधिनियम 
को निष्पादित करने के लिए उपगत खर्च के भाग होगे । 


अध्याय 7 


बुर्घटना और क्षति 
66. दुर्घटना की सूचना 
( 1 ) अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन दिए जान 

के लिए अपेक्षित , किमी दुर्घटना की सूचना तुरन्स- ~ 
( क ) मुख्य नियंत्रक को द्रुत तार द्वारा ( तार का पला --- 
"विस्फोटक , नागपुर " ) वी जाएगी और उसके चौबीस घटे 
के भीतर घटना के व्यारे देते हुए एक पत्र भेजा 

जाएगा । 
( 2 ) निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को शीनतम मार्ग 

में दी जाएगी । मुख्य नियन्त्रक या उमफे प्रतिनिधि के प्राने 
के या यह निदेश प्राप्त हो जाने के पर्यन्त कि वह कोई अन्वेषण 
और परीक्षण नहीं करना चाहता है, सभी मलवा , सिवाय वहां तक 
के जहाँ तक कि उसका उठाया जाना जखमी व्यक्तियों के बचाव 
के लिए और दुर्घटना में मरने वाले किन्ही व्यक्तियो को 
पुन.स्थापित करने के लिए आवश्यक है, ज्यो का त्यो छोर 
दिया जाएगा । 


अध्याय 8 


- 


- 


- -- 


67 दुर्घटनाओं की जांच --- 
( 1 ) जब भी अधिनियम की धारा 9 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन 

जिला मजिस्ट्रेट पुलिम प्रायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का अर्धारण 
मजिस्ट्रेट जब तक कि मुख्य नियत्नक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट 
अधिकारी कार्यवाही को दर्शन के लिए उपस्थित नहीं है 
या मजिस्ट्रेट को मध्य नियंत्रक से लिखित सूचना प्राप्त नहीं 
हो जाती है कि अधिकारी प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहता है 

मा तक वह जाच स्थगित रखेगा । 
( 2 ) स्थगित जांच करने के कम से कम चौवह दिन पूर्व मजिस्ट्रेट 

मुख्य नियंत्रक को स्थगित जाप के होने के समय व स्थान की 

मूचना लिखित रूप में देगा । 
( 3 ) जहा दुर्घटना में जनजीवन की क्षति हुई है, मजिस्ट्रेट स्थगन 

के पूर्व किसी शारीर का पहिचानने के लिए साक्ष्य ले सकता 

है और नजरमदी का आदेश दे सकता है । 
( 4) मुरूप नियंत्रक मा उसका प्रनिनिधि ऐसो किसी नाथ में 

किमी साक्षी का मजिस्ट्रेट के आदेश के प्रधान न्याय के 

मदा पर बयान ले सकता है । . 
( 5 ) जाच में जहा पर ममय नियंत्रक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट 

अधिकारी उपस्थित नहीं है, वहा यदि अपेक्षा का माध्य 
दिया जाता है जिसके कारण या जिमके सहयोग से सम्यापन 
या फिमी पात्र में या ग्रामपास इस सबंध में विस्फोट या 
सुर्घटना या खगबी होने मे मजिस्ट्रेट या जूरी का यह प्रनीत 
होता है कि उपचार अपेक्षित है , मजिस्ट्रेट मुख्य नियंत्रक 
का उपेक्षा या दोग की लिखित सूचना देगा । 


शक्तियाँ 
69 निरीक्षण तलाशी, अभिग्रहण ,निरोध और निराकरण को शक्तिया - 
( 1 ) नीचे मारणी के स्तम्भ ( 1 ) मे विनिर्दिष्ट कोई भी अधिकारी 

अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) मे प्रदत्त उमक 
सामने उसी सारणी के विनीय स्तम्भ में की प्रविष्टियो 
में विनिर्दिष्ट क्षेत्रो मे , शक्नियो का प्रयोग कर सकता है । 

__ - - - 
अधिकारी 

क्षन 
-- - 

- - - - - 
1 मुख्य नियन्त्रक , उपमुख्य मियन्त्रक , निर्यसका, सपूर्ण भारत 

उपनियन्त्रक और विस्फोटक महायक 
नियनक 
: सभी जिला मजिस्ट्रेट 

दमके सबंधित जिम 
3 जिला अधीनस्थ गभी मजिस्ट्रेट उनकी सबंधित अधि 

कारिता 
। पुलिस आयुक्त 

उनको सबधित मधि 

कारिता 
5 पुलिस मायक्त के अधीनस्थ उप पुलिस सबधित क्षेत्र जहा पर उनका 
प्रायुक्त 

प्राधिकार है । 
6 उप निरीक्षक की प्रास्थिति में अन्यन मभी सबंधित क्षेत्र जहा पर 
पुलिस अधिकारी 

उनका प्राधिकार है । 
- - - - - - - 
परन्तु अधिनियम की धारा 7 को उपधाग 1 के खण्ड ( घ ) के अधीन 
प्रवस निराकरण और विनाश की शक्तियों का प्रयोग , सिवाय मुख्य नियनक 
उप मुख्य नियतक , निथातक या उपनियन्त्रक या गहायक विस्फोटक नियन्त्रक 
के अनुदेशा के अधीन या के अनुसार कोई भी मजिस्ट्रट या पुलिम अधि 
कारी नहीं करेगा । 
( 1) उपनियम ( 2 ) में विनिविष्ट अधिकारियो को यह सुनिश्चिात 

कारन के लिए कि इन नियमों का विधिवत पालन हो रहा है , 
प्रत्येक सुविधा दी जाएगी । 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- - 


-- 


- 


- 


- - - - 


गया है 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 
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परिशिष्ट 

अनुसूची 
[नियम 1( 2) देखिए 

अनुप्ति फीस 
1. आवेदक का नाम व पूरा पता 

(नियम 46 देग्य ) 
2 क्या आवक ने किनी अप्रज्वलित दाब 

क० अनुप्ति उपय , जिसके 
पान का विनिर्माण किया है - - 

अनुज्ञप्ति 

मं० का प्ररूप लिए मंजूर किया . मंजूर करने 
यदि हां --- 

में समर्थ 
(i ) वह तारीख, जिसमे में पात्र 

प्राधिकारी 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - 
विनिर्मितकिए गए थे, 

1 2 

3 
( ii ) वाव पाल जिनके लिए निर्मित 

iii सस्थापन में संपी - मुख्यनियन्त्रक ( क ) जहा यापन 
किए गए थे, और उनकी अनु 

जित गैस का 

में कुल जन 
मानित समा 

भण्डारकरण 

रिसा 5000 लीटर 
( iii ) यिनिर्मित किए गए दाम पात्रो 

म अधिक नहीं है 
का पारा 

1 1100 रुपए 
3. बाब पात्रा/वन्टेनरी के विनिर्माण के लिए 

( r ) गहां से सस्था 
प्रस्तावित विनिर्दिश या कोड़ 

Tन में पात्रों की 

T1 जलधारिता 
4 दाब पान के विनिर्माण में लगे कर्म 

51)() 0 लीटर में 
चारियो के विशेषत : योग्यता एवं अनु 

पिक है . . . . 
भष के प्राधार पर मघटनात्मक ढांचा 

1 , 01000 रुपए 
5. प्राधेदक द्वारा लगाए गए निरीक्षण 

प्रथम 5, 000 
कामिको का मंघटनात्मक ढांचा 

लोटरी के लिए 

और प्रत्येक प्रति 
6. दाब पात्रों फन्टेनरों के विनिर्माण की 

रिक्त 100 ) या 
प्रक्रिया , कच्चे माल से प्रारम्भ होकर 

उमफे फिमी भाग 
पाम पालों कन्टेनरों क पूर्ण होने तक 

के लिए 500 रुपए 
7. दाब पात्रों कन्टेनरों के विनिर्माण के 

पर अधिकतम 
प्रत्येक सोपान पर क्वालिटी स्तर नियंत्रण 

5 ,000 रुपए से 
जांच परीक्षण 

अधिक न हो , 
8 . (i ) रासायनिक पृथक्करण और योनिक 

2 IV यान द्वारा संपी - मुख्य नियंत्रक 10, 00, 00 मपा , 
परीक्षण के लिए संस्थापित उप 

डिस गैस का 
ग्करों का ब्योरा 

परिवहन 
( ii ) जाच के लिए दिए टेम्पलेट्स 

[ फा०सं० 2 ( 4 )/ 76- एम आई एम सी भाई] 
रोजगे का म्योरा 

आर०एन० चोपड़ा, अतिरिक्त सचिव 
( iii ) परीक्षण और जांच उपस्कररों की 
आप विशुद्धता जांच करने के 

प्रकप 1 
लिए सोपान मथा ऐसा जांचो 

(नियम 49,54,55 देखें ) 
की प्राप्ति 

दाच पान का पानों मे सपोधित गैस के भण्डारकरण के लिए अनुमपि 
9. अविनाशी परीक्षा तथा विकिरणी किरणे , 

के मंजूरी या संशाधन या नवीकरण हेतु प्राधेदन 
गामा किरण , पराश्रष्य परीक्षण प्रादि 
____ करने के लिए उपलब्ध उपस्करण 

यदि ये प्ररूप III में अनुप्ति की मंजूरी के लिए है, तो अगले 

पृष्ठ पर सूची में दी गई दस्तावेजें इस मामेवन के साथ प्रस्तुत 
10. दाब पात्रो कन्टेनरों के विनिर्माण के लिए 
धो गई मशीनरी की सूची 

किए जाने चाहिए । 

इस स्तम्भ में उसर दिए दिए जाने है 
11. स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकारी का नाम 

1 . मावेदक का नाम - - 
भोर पता 

भावेदक का व्यवसाय 
12. परीक्षण के अभिलेख एवं प्रमाणपत्र :--- 

पामेदक का पूरा डाक पता 
(i ) निरीक्षण और प्रमाणित करने वाल 

2. परिसरों का स्थल जहां संपी 
संगठन द्वारा विभिन्न परीण 

डित गैस का भण्डारण करना है 
किए जाने का अभिलेख प्रपत्र 

राज्य 
( ii ) परीक्षण प्रपत्र और स्वतन्न 

जिला 
निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा जारी किया 

कस्बा या गाव 
गया प्रमाणपत्र 

निकटतम रेल स्टेशन 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


[ भाग [[ -- - 


3( i ) ] 
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. 
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. 
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. 


। 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


. 


. 


. 


. 


( 1 ) जिन संध्या 
( iii ) चैसिम संख्या 
( iv ) रजिस्ट्रीकन मंग्या 
( v ) तारीख, जिम नक यान जि - . . . . . . . . . . . . . . 

स्ट्रीकृत है । 
( vi ) रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

और पुरा हाफ का पता . . . . . . . . . . . . . . . . 


HI 


3 भण्डारण के लिए प्रभावित 
* मपीडित गैस का प्रकार 

( क्या एकलन, संक्षारक या विनी 

है उल्लेग्ध करें ) 
4. भण्डारण हेतु प्रस्तावित सपी 

डित गैस का रामायनिक नाम 
5 . भण्डारण के लिए प्रस्तावित 

मंपीटित गैस का परिमाण 
6 परिमरों में पहिले से ही 

भण्डारित संपीडित गम का 

परिमाण और रामायनिक नाम 
7 परिमरी के लिए धारिस अनु 

शमियों की संख्या और अनु- . . . . . 

शनिधारी का पूरा नाम 
__ मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए कथनों की मैंने जांच कर 
ली है और वे सही है । मैं वचन देता हूं कि मैं मंजूर की गई 
अनुमति की निबन्धनों और शर्तों का पाल , कदंगा । 


3 मंपीडित गैम की प्रकृति जिमका . . . . . . 

परिवहन किया जाना प्रस्तावन । 
है ( कुपया उल्लेख करे क्या ज्यलन 

शोल , संक्षारक या विषैली है ) 
4 यान में परिवहन की जाने 
बाली संपीडित गेम का गमा 
यनिक नाम 


अावेदन की तारीख 


मावेवक के हस्ताक्षर और पदनाम 


5 वाम पान का जलधारिता और 

परिवहन की जाने वाली मंपी 
डित गैस का कुल वजन 
6 यान के डिजाइन पारेत्रण की 
मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदन 

की संख्या एवं तारीन 
7 क्या उक्त वर्णित यान नियमों 
में और मुख्य नियंत्रक द्वारा 
अनुमोवित डिभाइन आरेखणों 
मे दी गई अपेक्षाओं के अनुरूप 


* * जहाँ पायेवन कंपनी की ओर से किया जाता है, कम्पनी का नाम व 
पता और प्रबन्धक था अभिकर्ता का नाम आरा पर किया जाना चाहिए 

और वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाई । प्रमधंक या अभिकर्ता 
के नाम का प्रत्येक परिवर्तन तुरन्त संसूचित f पा जाना चाहिए और उसके 
नमुना के हस्ताक्षर अनुशाप्ति प्राधिकारी के पास फाइल करना चाहिए । 

प्ररूप 3 में अनुशप्ति हेतु प्रावेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले 
अपेक्षित प्रभिलेख । 
(i ) विनिर्देशों और नियम 46 के अधीन प्रमुमीदित रेखाचित्रों 

की 4 प्रतियां ( अमराप्ति के लिए बिना मंशोधन नवीकरण 

अपेक्षित नहीं ) 
( ii ) अनुमोदित रेखाचिन और साथ मे लगे विनिर्देशों के माथ 

अनुशाप्ति ( अनुमप्ति की प्रथम मंजूरी के लिए अपेक्षित नहीं ) 
( iii ) अनुज्ञप्ति की मंजूरी या संशोधन के लिए नियम 11 में विनि 

विष्ट रीति में संवरत प्रावश्यक फीस की रकम । 
( iv ) सुरक्षा प्रमाणपत्न यदि नियम 33 अपेक्षित हो । 


8 स्थल का पूरा डाक पता नहीं 
यान माधारणत: खड़ा किया 
जाएगा । 


प्ररूप - 2 

(नियम 49 और 54 देखे ) 
यान में संपीजित गैस के हेतु अनुप्ति परिवहन की मनी या 
संशोधन के लिए भावेवन 

अगले पृष्ठ में दी गई दस्तावेजें हम आवेदन के माथ प्रस्तुत की जानी 
पाहिए । 


मैं / हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त व्यौरों की मैने हममे जांच कर 
ली है और वे मही है । मै हम उम यान में संपीडित गैम के परिवहन का 
वचन देते है जिसका विवरण ऊपर दिया है भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 
1884 और उमफे अधीन बनाए गए स्थिर और गतिशील दाव 
पात्र ( उज्वलित ) नियम , 1981 मोर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
या निगम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा । मैं यह समझता हम 
यह समझने हैं कि उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों 
का कोई भी उल्लंघन कारावास से, जो दो वर्ष तक की अवधि का हो 
सकता है, या जुर्माने से जो तीन मुजार रुपए तक का हो सकता है, या 
दोनो मे , दण्डनीय है । 


तारीख. . . . . . . . . . . . 
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- 


- - - - 
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- 
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आवेदक के हस्ताक्षर 


( आवेवक स्वयं भरें और हस्ताक्षरकरें ) 


1 मावेदक का नाम व डाक का पूरा . . . . 


पप्ता 


2 यान का विवरण जिसमें संपीडित 

गैम का परिवहन किया जाना 
प्रस्तावित है 
(i ) मेक और माइल 


इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले प्रापेक्षित दस्तावेज 
( 1 ) नियम 35 के मधोन मनुमोदित रेखांकित की वो प्रतियां 
( 2 ) मियम 43 के अधीन अपेक्षित मुरक्षा प्रमाणपत्र 
( 3 ) यदि यान पहिले मे अनुशप्ति था , तो पर्यवमित अनुमप्ति 
( 4 ) नियम 11 में विनिर्दिष्ट रीति से संदल फीस की अपेक्षिस रकम 
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प्राप - 3 

( ३ ) प्रत्येक पात्र भवन के बाहर मोगा और अच्छे से मिमिन प्राधारों 
(नियम 49 एवं 50 देखें ) 

पर प्राधारित होगा । 
दाप पात्र या पात्रो में संपीरित गैस भारापकरण के लिए अग्नि ( 4 ) भण्डारण पान गभी समय किसी अन्य सुविधा, भवन सीमा घेरा 

सुरक्षिन कार्य मे निपम 22 की मारिणी ] प्रौर I 
अनुशप्ति संख्या . . . . . . . . फीम . . . . . . . . . . रुपए 

में विनिर्दिष्ट दूरियां रखेगा । 
श्री . . . . . . . . . . . . · को . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( 5 ) किसी संपीड़ित गैम की लवाई-उनाराई के दौरान यान को 
. . . . . . . . . . . नीचे वर्णित मनशप्त परिसरों में और रेखाकन 

नटा करने के लिए एक उपयुक्त मजबूत स्टैड बनाया जाएगा । 
सं०. . . . . . . . . . . . . . . .में भारतीय विस्फोटक अधिनियम , 1884 
( 1884 का 4 ) और उसके प्रधीन बनाए गए नियमों तथा इस अनुशप्नि 

( क ) मजबून स्टैड के केन्द्र और भण्डारण पाप्त 
की अन्य शर्तों पर . . . . . . . . दाय पात्रों में केवल . . . . . . “ धर 
मीटर . . . . . . . . . . . • किलोग्राम के भतारण के लिए अनुशप्ति मजर 

( ख ) मजबन म्दैछ के केन्द्र और मम्यापन मीमा रेखा 
की जाती है । 

( ग ) लदाई/ उनरई बिवु और भण्डारण यान/सीम.रेखा के मीच 
यह अनुज्ञप्ति 31 मार्च, 19 . . . तक प्रवृल रहेगी । 

कम से कम 9 मीटर की सुरक्षा दूरी रखी जाएगी 
सारीख 19 . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • मुन्य विस्फोटक - नियंत्रणा 

( G ) किमी पाम्न में मंडित गैम के प्रदेश और निष्कामन या अन्य 
अनुज्ञप्ति परिसरो का विवरण और प्रयस्थिति 

उपयुमना प्रदान करने वालों के सिवाय कोई, बार नहीं होगा । 
अनुभप्त परिसर , प्रदर्शित मीमा और अन्य विवरण जो मनग्न अन 

( 7 ) पान के मभी फिटमेंट अच्छी दशा में रखे जाए । 
मोवित रेखाचिन में वाय गए है . . . . . . . . . . . पर स्थिर है और 

( 8 ) अनुशाप्ति प्राधिकारी की लिग्निन अनुमति के बिना पान की 
. . . . . सम्मिलित है । 

स्थिति में कोई परिवर्तन और पान का प्रतिस्थापन नही किया 
( फ ) ज्वलनशील संसारक/विषैली गैसों . . . . . . . . . . . . . . . . . 

जाएगा । इस शर्त के अधीन इस प्रकार स्वीकृत सभी परि 
( ख ) प्रविषैली गैसों . . . . . . . . 

वर्तन अनुज्ञप्ति के लगे हुए मंशोधित रेखाचित्रों में दर्शाप 
के भण्डारण के लिए है, और . . . . . . . . . . . . . . 

जाएंगे । 
( प्लाट सं० ) ( महक का ( गाव या ( पुलिस 

( 9 ) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुशतिधारी से लिखित सूचना के 
नाम ) नगर ) थाना ) 

वारा अनुज्ञप्ति परिमरों में , जो ऐसे प्राधिकारी को गय में 
( जिला ) 

परिसरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, मरम्मत करने के 

लिए कहेगा , तो अनुशाप्तिधारी सूचना में विनिर्दिष्ट उस अबधि 
पर स्थित है । 

के भीतर मरम्मत कराएगा । 
नवीकरण के पृष्ठांकन के लिए स्थान 

( 10 ) मरम्मन या उल्लंघन के पूर्व प्रत्येक पान संपीड़ित गैम युझ्न 
अनशप्ति , भारतीय विस्फोटक मवीकरण की समाप्ति की अमुज्ञापन 

पौर पूर्णतया साफ किया आएगा । जब पान को माफ 
अधिनियम , 1884 या सारीख तारीख प्राधिकारी के 

करने या मरम्मत के लिए खोला जाएगा , मब किमी भी 
उमके अधीन बनाए गए 

हस्ताक्षर और 

प्रकार कोई लैंप चाहे वह साधारण हो या विद्युत बिधुत्त 
स्थिर एवं गतिशीन दाव 

कार्यालय 

केबल या पन्ने , पौर ज्वलनशील याष्प को प्रज्वलित करने मे 
पात्र ( प्रज्वलित ) नियम , 

स्टाम्प 

ममर्ष किमी भी सामान यत्न या उपस्कर को , पात्र के निकट 
1981 या इम अनुशप्ति 

नही लाया जाएगा । 
की शर्तों का उल्लंघन न होने 
की स्थिति में , फीम में बिना 

( 11 ) कोई भी व्यक्ति , ज्वलनगील गैस के भण्डारण के लिए 
किसी छूट के तीन वर्ष तक 

उपयोग में लाए जाने वाले पान में , न तो अग्नि के प्रयोग 
नवीकृत की जाएगी । 

द्वारा बल्लन, मलाई करके रिबेट लगाएगा न पीनल मे 

झालने का काम करेगा मिवाय तब जब कि यह पूर्णत : 
यदि निरीक्षण के समय अनुशप्त परिसर इमसे उपाघन्ध विवरणी 

माफ और गैस से मुफ्त नही कर लिया जाना या अन्यथा 
और शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाते है और जिन नियमो या गर्तों के 

सुरक्षापूर्ण तप्त कार्य किए जाने के लिए तैयार होने को 
प्रधीन यह अनुशप्ति मंजूर की गई है, उनमें से किसी का उल्लंघन होता 

प्रमाणित नहीं किया जाता मरम्मत नहीं करेगा या न 
है तो उस दशा में यह अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और अनुशाप्तिधारी 

कराएगा । जब पान गैस मुक्त प्रमाणित कर दिया जाता है , 
कारावास से, जो दो वर्ष की अवधि का हो सकता है या जुर्माने मे जो 

प्रमाणपत्र अनुशप्निधारी द्वारा मीन महीने मे अन्यून अवधि 
तीन हजार रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से दण्यनीय भी छागा । 

के लिए परिक्षित रखा जाएगा और मागे जाने पर मुख्य 
नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा । 


- - - 


पाते 


( 1 ) अनझप्त परिसर , मपीरिन गैस के भण्डारकरण और स्थानान्तरण 

तथा उममें सीधे संमधिन से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए 

उपयोग में नहीं लाए जाएंगे । 
( 2 ) संपीडित गैम केवम . . . . . . . . घनमीटर . . . . . :किलो 

ग्राम धारिता के पात्रों मे और इमसे उपासन्ध अनुमोदित मंलग्न 
रेखाचिन्नों में दिखाई गई स्थिति में ही भण्डारित की आएगी . । 


( 12 ) कोई भी व्यक्ति विषैली या मक्षारक गैग के भण्डारण के लिए 

प्रयोग के लाए जाने वाले किसी पात्र में प्रवेण नहीं करेगा 
मिवाय नम जब कि वह वस्त्रो के , गैम नकाब , और ऐसे ही 

अन्य संरक्षात्मक उपस्करों द्वारा पर्याप्ननः सुरक्षित हो जाए । 
( 13 ) संपीडित गैम , बिना रिमन वाले मजबुत पाइपों वारा पाय 

में प्रविष्ठ कराई जाएगी । 


भाग 11 - - वण ( i) ] 


भारत का राजपम असाधारण 
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अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों पोर इस अनुमप्ति में वी गई शता 
अधीन , मंजूर की जाती है । 
___ यह अनुज्ञप्ति 

__ 19 तक 
विधिमान्य संगी । 
भारी करने की तारीख 

मुन्य विस्फोटक नियंत्रक 


( 14 ) सूर्यास्त और सूर्योदय की अवधि के बीच , सिवाय ऐसे प्रकार 

में या अनुशाप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुप्ति पर विशिष्टतः पृष्ठां 

किन गर्ने या शर्मों के अधीन पात्र भरे नहीं जाएंगे । 
( 15 ) ऐना कोई कृत्रिम प्रकाश, जिगम बलनगाण याप प्रज्वलित 

हो सकती है किमी भी समय पाल पार माहित गैम के स्थाना 
तरण के दौरान भगई उगई बिन्द्र और यान में ) मीटर की 
दूरी के भीतर नही रखा जाएगा और ग म्यानातरण में 

लगा कोई व्यक्ति धूम्रान नही करेगा । 
( 16) कोई भी गपीडित म पात्र में मिया , गा रखा 

चिनो में चिनित म्यानान्तरण सुविधायों में नहीं निकाली 

भाएगी । 
( 17 ) गपीड़ित गैसों के स्थानानरण के लिए उपयोग में लाए जान 

थाले ममम्न विद्युत उपकर यथा मोटरें , स्त्रिच , स्टार्टम आदि 

भाऊ भा० 2148 के अनुमा याला पर बनावट के होंगे । 
( 18 ) अनप्ति परिसर का प्रमध करने वाला या नम पर इसके 

मगध में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा 
जिसमे अग्नि लग मफती है या विस्फोट हो गया और जो 
कार्य युक्तियुक्त मन में प्रावश्यक नहीं है तया , वह अपनी 
मस्मिम योग्यता के अनुमार किसी अन्य व्यक्ति को भी मा 

कार्य करने में निवारित करेगा । 
( 19 ) प्रत्येक मनुजन परिसरों के लिए, अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम दो 

मुबाह य फोम मरीखे या शुष्क रामायनिक प्रकार है । 
किलोग्राम क्षमता के अग्निशामकों की व्यवस्था करेगा जो 
प्राग लगने पर सुविधाजनक ग्यानों में नुरल उपयोग में लाए 
जा सके । 


बाहन का विवरण 
भक और माइल . 

जिन म . . . . . . 
पमिम संख्या . . . . . . . . रजिन्द्रीकरण म . . 
रजिस्ट्रीकृत स्वामी का नाम . . 
थाइम में बहन की जाने वाली संपीरित . . . . . . . . . 
गैम का गमानिका नाम . . . . . . . . . . 


कन्टेनर की प्राचिन बहन क्षमता 
यवि अनुशप्त वाइन स्थिर और गनिशील दाब पात्र ( अन्यविन ) 
नियम , 1981 के अध्याय ! और अध्याय 4 में दी गई प्रोक्षानों की 
पुर्ति नहीं करता है या जिन नियमों या गती के अधीन यह मनुनि मंजूर 
की गई है। उनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो अनुज्ञप्ति रह की जा 
मकमी है और अनुज्ञप्तिधारी कारावास में , जो दो वर्ष का हो मकना 
है, या जुर्माने से , जो तीन हमार झा का हो सकता है, या दोनों में 
दण्डनीय भी होगा । 


( 20 ) पावश्यक पाइपों और बाल्यो और अनुमोदित विद्युत प्रकाशो 

को छोड़कर अनुशप्न पग्मिरों में म्यान पूर्णत: बुला और खाली 
छोडा जाएगा । 


( 1 ) अमुझणि या इसकी प्राधिकन प्रसिया मनी मम । प्रजिन म्यान 

पर रखी जाएंगी और निपन ७१ म विनिर्दिष्ट अधिकारी के 

मांग करने पर प्रामुत की जाएंगी । 
( 2 ) केवल गमे जिम्मेदार व्यक्ति ही जो हम अनुशामि की शो 

में परिचित है, अनुभप्न वाहन को चलाने या मंमानने के लिए 
नियोजित किए जाएंगे । 


( 21 ) परिमरों में ममम्न बाल्य म्थायी रुप में वाल्ल को खोनने और 

बद करने के दिशा को दर्शान वा चिन्मो के माय बिन्हित 

किए जाएंगे । 
( 22 ) अनुशन परिसर के भीतर अग्नि या विस्फोट में होने वाली 

ऐसी फिमी भी दुर्घटना की सूचना जिममे जनजीवन की क्षति 
हुई है या जीवन या संपत्ति की गंभीर क्षति हुई है , निकट 
तम मजिस्ट्रेट को या निकटतम पुलिस थाने के भारमाधक 
आफिमर तथा मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को एक्सप्रेन नार में 

दे दी जाएगी ( नार का पता . "विस्फोटक , नागपुर " ) 
( 23 ) नियम 69 में विनिर्दिष्ट गभी अधिकारियो को सभी युक्तियुमन 

समयों पर अनुशप्न परिमर में निर्वाध प में प्रवेश करने दिया 
जाएगा और ऐसे अधिकारी को , यह विनिश्चित करने के लिए 
कि नियमो और उम अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यक् रूप में 
अनुपालम हो रहा है या नही पर प्रकार की मुविधा प्रशन 
की माएगी । 


( 3 ) अनुशप्त यान पर , एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा सता मोर समी 

जित गैम के परिवहन के दौरान कम में कम में दो अक्तियों 
धारा ध्यान दिया जाएगा 
परन्तु अनुशम यान , यदि खाली है, सो मुख्य नियंत्रक बाग इम 
उद्देश्य के लिए लिग्नित अनुमोदित स्थान पर ध्यान दिए बिना 

छोड़ा जा सकता है । 
( 4 ) अनुशप्न यान पर सभी ममय निम्नलिम्बिम का वहन किया 

आगा - - 
( क ) कम में कम 9 लोटर की क्षमता वाले और गसायनिक 

अग्नि का गमन करने के लिए अपना मुया हर मा 
अग्निशामक । 


( य ) यदि यान चलनातील मंपीहिन गैस के परिवहन के लिए पाग 

में लाया जाता है, ता विद्युत बंधन के लिए एक ममबूत 
पचीना केवल जो कम में काम 5 मोटर लम्मा होगा 
और उसके प्रत्येक छोरों पर उपयुक्त कनैमर या पिलर 


प्ररूप - 4 

(नियम 49 एव 50 देखें ) 
यान में मपीडिन गैम के परिवहन के लिए प्रमाप्ति 
अनुज्ञप्ति मच्या . . . . फीम पाए 
श्री . . . . . . 

. . . . . . को 
निम्नलिखित विवरण के यान ट्याग मपीपित गैम क परिवहन प, लिए 
प्रभुशणि भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1२१ । ( 1884 का 4 ) और उसके 
1293 GI / 80 - 3 


( 5 ) इन नियमों के अधीन उद्देश्य के लिए मुख्य नियंत्रक द्वारा 

अनुशन परिसरों के भीतर अनुमोदित म्यान पर के शिवाय प्रन . 
सप्न बान की भगई या दगई नशे करवाई आएगी 


परम्नु समुचिा पूर्वाधानियों और पर्याप्न पर्यवेक्षण के अधीन अनसन 
यान को फिमी अन्य ग्यान पर पाली किया जा सकता है, 
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यदि इग प्रकार खाली करना पूर्षटना गा गी , कारण 

वाघश्यक हो गया है । 
( 6 ) नोई भी ग्रान किमी पवियागन पात्र में मिमी पीमि मैग 

को मीधे नही डालेगा । 


(Department of Industrial Development) 

NOTIFICATION 


( 7 ) अनशन यान में भगई नही की जाएगी यदि कोई भी फिटिग 

पिगमें पाम्र भी है रिमन प्रगती है, झोप पूर्ण हो जाती है या 
अन्यथा अमुक्षित हो जाती है । 


( ३ ) अनुशम यान में संपीरित गैस भरने या खाली काग्न पूर्व - 
( 1 ) समका इंजन ना कर दिया जाएगा और पैटरी को ठीन 

म्यिच नाग या अन्यया वियुक्त कर दिया जाएगा । 


New Delhi , the 4th February , 198 ] 
G . S. R , 45( E ). -- Whereas a diaft of the Static and Mobile 
Pressure Vessels ( Unfired ) Rules, was published as required 
by Section 18 of the Indian Explosives Act, 1884 ( 4 of 1884 ) , 
il pages 929 to 952 / 8 of the Gazette of India T kill ordinary , 
Part II , Section 3 , Sub -section (i), dated the 16th October 
1978, under the notification of the Government of India in 
the Ministry of Industry ( Department of Industrill Develop + 

ment) No. G . S. R . 498( E ), dated : hc 16th October 1978, 
inviting objections and suggestions from all persons likely to 
be affected thereby, before the expiry of a period of 30 days 
Jrom the date on which the Gazette containing the said noti 
fiction was made available to the public ; 


( म्य ) इमन चमचे सेक माचिग दाग मुरक्षिम रर्ष जागे । 


And whereas the sud Gazette was made available to the 
rublic on the 28th October 1978 ; 


( ग ) यदि यान वरनील सपीडित गैम परिवहन के लिए 

उपयोग में लाया जाता है, तो इसका चैगिम केविन के 
धारा विद्युसनः पाइप मे , या जिमसे यह भग या खाली 
किया जाता है, उसमे वैश्युततः मात्र दिया जाएगा । 


( घ ) जब तक भगई या सराई ममाप्त नही होती है और 

यान मी नही कर दिया जाता है एक जिम्मेदार 
व्यषित हम पर ध्यान धेगा और बड़ी पर स्थित रहेगा । 


And whereas objections and suggestione received from the 
public on the said draft rules have heen considered by the 
Central Government ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
Sections 5 and 7 of the Indian Explosives Act, 1884 ( 4 of 
1884), the Central Government hereby makes the following 
rules namely — 
THE STATIC AND MOBILE PRESSURE VESSEIS 

( UNFIRED ) RULES , 1981 

CHAPTER I 


( १ ) अनुज्ञप्न मान मिनी गडक , बने भेन या स्थान पर मो इन 

नियमों के अधीन यान की भराई व उतराई के लिए अन्नन 
परिमर के भीतर स्थित स्थान नहीं है, नहीं सकेगा मिवाय नबके 
अग कि यातायात गिालन दाग या अनशापन प्राधिकारी या 
इन नियमों को प्रवनिन करन के काम को मुर्द किया अधिकारी 
ऐमा मही करता । 


PRELIMINARY 
1. Short title and commencement .-- - ( 1 ) These tules may 
be called the Static und Mobile Piesaure Vessels ( Unfired ) 
Rules , 1981 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official Gazette . 


( 10) किसी ज्वलनशील गम के परिवहन के लिए उपयोग में लाए 

पाने वाले अनशन यान पर धूम्रपान, अग्नि या कृत्रिम प्रकाश 
या उपलनशील वाष्प को चिंगारी लगाने में गमर्थ वस्तु अनु 
सप्त नहीं होगी । 


( 11 ) अनुशात यान यात्रियों के बहन के लिए प्रयोग में नहीं लाए, 

जाएगे । 


2. Definition . In these rules, unless the context otherwise 
1equires : --- 
(a) " Aci " means the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 

1884 ) : 
( b) " approved " imeans a diaving, design , specification 

or code approved by the Chief Controller ; 
( c ) Chit Controller" means the Chief Controller of 

Explosives ; 
( d ) " competent person " imeans a person recognised by 

the Chief Controller to be a competent person ; 


( 12 ) अनुशत यान मरम्मत के लिए अनुशेप्य नही होगे । 

परन्तु बिना सग्गस कार्य किा दाब पान की फिटिंगो मो प्रतिस्थागित 
किया जा मवना है । 


( c ) "compressed gas means any permanent gas. liquefi 

able > or ga : dissolved in liquid , under presser 
or gus mixture , which in it closed cssure vessel 
exercises d pressure either exceeding 1. 5 atmospheres 
( gauge ) al 15°C or a pressure cxceeding 2 atmos 
pheres ( gauge ) at 50°C or both and includes Hydro 
gen Fluoride ; 


( 13 ) अनुशप्न यान या इसय सुरक्षा फिटिगों में कोई भी परिवर्तन 

अनुमापन प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना 
नहीं किया जाएगा । ऐसे मंजूर किए गए परिवर्तन इम अनु 

माप्ति में संशोधन के द्वारा पृष्ठाफिन किए गाने चाहिए । 
( 11 ) नियम 6५ में विनिर्दिष्ट किसी भी अधिकारी को , यह मुनि 

श्चित करने के लिए कि नियमों एवं णों का मम्मा पालन हो 

रहा है सभी मुविधा दी जाएगी । 
( 15 ) अनुशत यान के भीतर अग्नि या विस्फोट में होने वाली कि पी 

भी ऐसी दुर्घटमा की सूचना जिममें जनजीवन को क्षति हुई 
है या जीवन या मपनित की गभीर अनि हई है, निफरनम 
मजिस्ट्रेट को या निकटतम अधिकारिता वा ने पुलिस थाने के 
भारसाधक अधिकारी का नया प्राय विस्फोटक नियंत्रक को 
सार गती जागी । 


(11 " Controller of Explosives" includes the Deputy Chief 

Controller of Explosives, Deputy Controller of 
Explosive and Assistant Controller of Explosives ; 


( C ) " corrosion " means all forms of wastage, and in 

cludes oxidation , caling mechanical abrasion and 
erosion ; 


(11) " esign " includes drawings , colculation, specifications, 

models , codes and all other details necessary for 
the complete description of the pressure canel and 
its construction : 


( सार का पता : "विम्फोटक , नागपुर ) । 


( i ) " Jesign pressure " mcuns thc pressure used in the 

design calculations of vessel for the purpose of 
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determining the minimum thickness of the various 

piessure vessel mounted thereon , and shall not in 
component parts of the vessel ; 

clude d vessel forming the barrel of a rail tank 

wagon ; 
(5) " district authority " mculas 

( y ) vessel” meals a press the vessel; 
(i) in towas havoga Commissioner of Police , the 
Commissioner of a Deputy Cornuissioner of 

( 2 ) Watei capacity " means apacity in lities of the pres 
Police ; and 

sure ve sel when completely filled with woler al 

15°C ; 
( 11 ) in any othei place , the District Magistrate ; 

3 . General excmptions. - --Notbipg in these rules shall apply to 
I ) " Glling density " means the ratio of weight of liquchia 

vessels which forma part of a processing plant, otber than the 
able gas allowed in d pressure vessel to the weight 

tone cssc connected with the plant. 
of water th .11 the vessel will hold at 15°C ; 

4 . Restiiction on filling and munufacluic, -41) No person 
(1) " flammability lunge " means the difference between the 

hall fill y compic- scd gs in any vessel or tiansport any 

vessel filled with any compressed guş unless such vergel has 
minimum and maximum percentage by volume of the 

teen manufactuied in accordance with a type ol standard or 
gus in mixture with air that toims x flammable mix 
ture al atmospheric pressure and ambient temiper : 

code duly approved by the Chief Controller. 
ture : 

( 2 ) Any person seeking approval for the manufacture of 

vessels 112 ocordance with a type or standard or code approved 
( m ) " Alamaiable compressed gas " mcuns gu 13 per cent by the Chicf Controller under sub - rule ( 1 ), shall submit to the 

or less of which when mixed with air forms a flam Chief Controller the particulais specified in Aprendir attached 
muble mixture or whose flammable range with ait is to these nules 
gicuter than 12 per cent ; 

5. Restriction on delivery and despatch .. - ( ! 1 No pçrhun 
(n ) " Foim " iends the Foim uppended to these iules ; 

hull deliver or despatch any compressed gas filled in a vessel 

10 111y person other than the holder of a storage licence issu 
( 0 ) " gus free " in relation to a pressure vessel means the 

ud me thee ille , 01 to w port authority or a railway 
concentration of llaminable oi toxic guscs or both it 

dministration 
Buch pressure vessel is within the safe limits specified 
for persons lo enter and carry out hot work in such 

( 2 ) No compressed gay delivered or despatched undçi sub 
vessels ; 

Julc ( 1 ) shall exceed the quantity which ib . person to whom 

It is delivered or despatched is authorised to store under the 
(p ) " Inspector" means a person authorised by the licensing 

licence held by him . 
autliority for thc purpose of inspecting vessels in 
accordance with tho approved design and specifica 

6 . Repun to picssuie vessels ( 1 ) No peryon shall carry 
tion or code : 

DŲl any 1ep1114 , addition of alteration to any vessel unless 

the proposed cpairs . additions or alteration : unj them 
19 ) instullation mens any place which has been special method of cuccution have been approved by the Chief 

ly picpaied foi tbc stoiuge of 4ooplessed gas in Contioller . Any cuch repaus, additions or alterations approved 
riessure vessels , 

by the Chief Controller shall be carried out in the manner 

und by practices, acceptable under the design code referred 
(1 ) " liqueflable gas " means any gas that may be liquefied by 

to in fule 12 . 
pressure above 0°C , but will be completely Vapou 
Ilsed when in cqulibrițm with normal atmospheric 

Provided that nothing in this rule shull apply to the replace 
pressure (760 mm Hg) in 30 C ; 

ment of any of the fitments of the vessel which does not in 

volvc any heating. 
(> ) " permanent gis" means a gus whosc ciitical tempera 
ture is lower than - 10°C : 

( 2 ) Befo . e any jepairs , additions or alterations are carried 

out to any vessel, the same shall be completely emptied and 
( 6) " presunc veysel means any closed metal container purged wnh an inert gus . 

of whatever shape, intended for the storage and 
transport of any compressed gas which is subjected 

(3 ) Complete record of repairs, additions or alterations rc 
ty Inteinal prussure and whose water capacity CX 

terıcd to in sub -iule ( 1 ) shall be maintained and made available 
ccads one thousand litres and includes inter connect 

to the Chief Controller and his perajission shall be obiained 
ing paits and components thereof upto the first point 

before recommissioning the vessel, 
of connection to the connected piping and fittings , 

7 Purging of pressure vessels used for fummable gases. - -.- ( 1 ) 
but does not include containcis wherein steam ol 

Before using any new vessel or before the refilling of any 
other pour IS , Or is intended to be generalcd , oi 

existing vessel which hay been made gas- free , air contained 
Water or other liquid is , oi is intended to be , heuled 

therein shall be purged by an inert gas or by the gas for 
by the application of fire , or the products of combus 

which the vessel is to be used . 
tion or by clectrical ineans , heat exchangers , evapord 
tors, uir -receivers , steam -typc digestors, steuni-type 

12 ) If the vessel is purged by means of a flamable yus , 
sterilizers, autoclaves , leuctors , calorifiers and pres . the flammable mixture yo formed shall be verted from the 

hie piping components, such as separatory or vesyel only 4131 lung adequate precautions to prevent 
strainers ; 

ity ignition . 
( u ) " safety clicf device " means un aulomatic picssule 

8 Prohibition of coployment of children and intoxicated 
relieving deul tuled by the pressuite upstream of 

persons . No person under the age of eighteen yeurs or who 
the vile and churacterised by fully opened pop 

is in a state of intoxication shall be employed for the loading, 
uchun intended to prevcnt th » ruptuie of a picdure 

unloading or transpoit of any vessel containing compressed 
vessel under certain conditions of exposure ; 

g is . Or in uny premises licensed undei these rules. 
iv ) " source of ignition " means naked light , fires, CV 

9 Prohibition of smoking, tires, lights , ctc -- - No person shall 
posed incandescent materials, electric welding arcs, 

smoke and no matches , fires , lights or articles or substance, 
lampy, other than those specially approved for use 

Capable of BISIK Ignition of any lammable gus shall be 
in flammable aniospherc , OI optik oi flane pio 

allowed . at any time in proximity to a place where any com 
duced by any means 

pressed gus is stored handled or transported in a vessel. 
(wi " transport" mouns the transport of a pressure vessel 

10 Special precautions Against accidents. - ( 1 ) No person 
filled with any compressid . s from one place to 

shall commit ou ulempt to commit any act which may tend 
another but does not include movement of the vessel 

to cause a fire or explosion in or about any plice where any 
from one pl..ce to nother in the wine premises ; 

tompresel gas in loci. bundled on transported in a vessel 
( " vehicle* mcuns mechanically propellet Culle 

12 ) VI enirty vessels which had containcu , uny flammable 
de luned 1c 110 pont hy land compresselbaino 

ul tonic Schen, shull , except when they are opened for the 
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purposes of filling or clcaning, or for rendering the gas- free , 

15 . Filling capacity and filling pressur : - ( 1) The maximum 
be kept securely closed until they have bcen cleaned or quantily of liquefiuble gay filled into any vessel shall be limi 
freed of the gas, as the case may be . 

ted to the filling density of įhe gay and shall be such that the 

vessel shall not be liquid -full due to expansion of the contents 
( 3 ) Every person storing compressed was in a vessel and with rise of the temperature to 55°C. I vessel is uninsulated , 
every person in chuigc of, or engage in the storage, handling or to the highest temperature which the contents llc likely to 
and transport of such gas in vessels , shall at all times , 

icach in service , if the vessel is refrigerated or insulated. This 

rcquircment shull be applicable irrespective of the amblent 
( i) comply with the provisions of these rules and the con temperature of the product at the time of Alling, 
ditions of any licence issucd thereunder ; 

( 3 ) No vessel shall bu mlled with any poinent 8 112 
(11) observe all precautions for the prevcation of accident excess of its design pressure . 
by fire or explosion; and 

16 . Munkings on pic99111e verse s — Eve , y vessel shall have 
( 1 ) prevent any person from committing any uct referred u metal plate permanently fixed to it showing the following 
in sub - rule ( 1 ) . 

particulars which sliall be visible from the ground level, 

namely : 
11 . Payment of focs. - All fees payable under these rules 

(i) manufucturer s trame und identification marks ; 
shull be paid through crosscd demand draft on any Nationalis 
cd bank in favoui of the Accounty Officer , Pay and Accounts 

( 11) the staddurd or code to which the vessel is construc 
Office , Deputment of Explosives , Nagpur and in cases where 

ted ; 
the amount payable doce not exceed Rs. 100 , the payment 

(ni) official stump of the Inspector ; 
may be made by cash , inoney order , postal order or chequu 
druwn on a local bank . 

( 11 ) design pressure in Kg/ cm -; 

(v ) date of initial hydiostatic test 2016 112 : subsequent test; 
CHAPTER I 

(vi ) hyrostatic test pressure in Kg / C " ; 
("ONSTRUCTION AND FITMENTS OF PRESSURE 
VESSELS 

( vii) water capacity in litres; 
12 . Design code . - 1) Vessels shall be designed , constructed (viii) gas capacity , if filled with liquefiable gas, and 
and tested in accordance with the Indian Standard 2825 ; as 

(ix ) name or chemical symbol of the gas for which the 
amended from time to time, or such other stundard or code 

vessel is to be used . 
approved by the Chief Contioller , 

17 . Painting of vessels. - Vessels shall be adequately painted 
(2 ) A test und inspection certificate issued by the nu 

cxternally to prevent corrosion and shall have a reflecting 
fucturer of the vessel duly countersigned by an Inspector that 

Surfaco . 
the vessel incots with the requiiemonts of the standard or code 
referred to in sub - i lile ( 1 ) shall be furnished to the Ch . 1 18 , Fittings, 
Controller, 

( 1) General :-- 
13 . Design pressure . — 1 hc design pressure of it vessel hall 

( i ) Fittings . Each vessel shall be provided with cach 
not be less than — 

of the following fittings all of which should be 
( ) the vapour pressure of the gas in the vessel vt 55°C , 

Suitable for use with the gas at pressures not less 
if the vessel is meant for the storuge ou ligueliablc 

than the design pressure of the vessel to which they 
gases ; 

orc fitted and for temperature appiopriate to the 

characteristics of the gas and operating conditions, 
Proviçled that if the vesel is insulated , the vapour rien 

namely - 
Hule of the gas in the vessel shall correspond to the 

Picgsure relief valve connected to the vapour space ; 
maximum temperature that is likely to be attained by 
the gas in the vessel ; 

Drains; 
(b ) the developed pressure of the gas in the vessel at 

Contents gauge or maximum level indicalor; 
55°C , if tho vessel is meant for the storage of a 

-- - Pressure guuge connected to the vapour space ; 
permanent gas. 

- Meuns of measuring the temperature of the con 
14 . Design of vessels for gases at low tempciturc . - - 

tents of the vessel, 
(1 ) Refrigeralod vessels . 

( u Vessel connections. -- Connections of vessels shall be 

designed and attached to the vessel in accordance 
(i ) Vessels used for storage of delrigerated gases shail 

with the Design code referred to in rule 12 . 
be designed in accordance with low temperature 
Tequirements under the Design Code referred to 

( 2 ) Pressure relief --- 
in sub - rulo ( 1 ) of rule 12 . 

(i) every vessel shall be provided with two or more 
(ii) The capacity of the Jefrigeration system shall te 

pressure relieving devices in accordance with We pro 
acequate to maintuin the gas in the vessel ale 

visions of the Design code refcried to in rule 12 ; 
temperature so that its Vapour pressuie does not 
orceed the design pressuro of the vessel and shall 

( 11) tbe velief valves shall be spring loaded and shall be 
also remain below 

Set -lo - discharge and reach ful flow conditions 
the pressurc- 4ctting of the 

as 
relief valve on the vesse ). 

icquired by the Design code teferred to in rule 12 ; 
( 2 ) Iasululed vessels. 

( 111 ) weight louded relief valves shall not be permitted ; 

( iv ) the relief valves be so designed that they cannot be 
(i) The shell of the vessel and its munhole nozzle shall 

inadvertently londed beyond the act piessure ; 
be insulated with u material approved by the Chicf 
Controller. The cntile insulation shall be covered 

(1 ) the design of the valves shall be such that the biak 
with a inctal jacket of a thickness not less than 

age of any part will not olistiuct free discharge of 
3 min ). tiominal and flushed around all openings so 

the liquid under pressure . 
us to be weathti - tight. 

(11) sfety rclicí valice on any vessel shall be set to start 
(ii) The insulation shall be of sufficient thickness 50 

to - discharge at a pressure not in excass of 110 per - 
that the thermal conductance A * 15°C ( expressed in 

cent of the design prossure of the vessel and shall 
calories or sq, cm . per hour per degree centigrade 

have a total relieving cipacity sufficient to prevent 
icmperature differential ) does not exceed the limit 

the maximum procure in the vessel of more than 
prescribed by the Chief Controller 

120 per cent of the design pressure : 
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(vii ) euch safety clief valve shall be plainly ind permanen 

(til) overy vessel shall, in addition , be equipped with a fixed 
ily murked with the pressure in kg / Cm - at which it 

maximum level indicating device depending upon the 
is set to discharge, with the actual rate of discharge 

liquefiable gas or dissolved gas filled in the vessel; 
of the device in cubic meters per minute of the gus 
at 15°C and at atmospheric pressure, and with the 

liv ) gauging devices that require bleeding of the contents 
manufacturer s name. The rated discharge capacity 

of the vessel such as a rotary tube , fixed tube and 
of the device shall be decimule ut a pressuro of 

slip tube shall be designed in such a manner that 
120 per cunt of the design pressure of the vessel; 

ihc same cannot be completely withdrawn in normal 

gauging operations. 
(vi) connections of sately rcliei devices shall be of sufli 

( 5 ) Pressure gauge.- - Every vessel shall be provided with 
cient size to provide the required rate of discharge 
through the safety relief valves ; 

ait leust one pressure gauge . 

19 . Periodic testing of pressure vessels in service . - ( 1 ) All 
( ix ) safety relief vulvcs shall be so arranged thut the possi veysely shall be hydraulically tested by a competent person at 

bility of tampering is minimized and if the pressure a pressure marked on the vessel at intervals of not more than 
setting or adjustment is external, the suſety relicf vuille five years after the date of first test, provided that in the case 
shall be provided with suitable means of sealing of vessels , containing corrosive or toxic g . ses , the periodic test 
djustment; 

shall be donc at an interval of two years . 


(2 ) The competent person cariying out the test as required 
111der quh - rulo ( 1 ) shall issue a certificate of test. 


( 1 ) cach safety relief valve shall be provided with shut- off 

vulvo between it and the vessel. The urrangement of 
the shut-off valve installed between the safety relief 
valve and the vessel shall be so designed as to afford 
full required capucity flow through at least one of 
the safety relief valves : 


20 . Precautions to be observed in crying out hydraulic 
test -- In currying out the bydraulic test referred to in rụe 19 , 
the following precautions shall be observed , namely 3 


( xi) safety relief valves shall have dilcct coniniunication 

with the vapour space of the vessel; 


(xii) for vessels other than those mounted on the vehicles 

of over 4500 litres water capacity , relief valves shall 
be fitted with extended vent pipes udequately sup 
ported and having outlets at least 2 meties above thic 
top of the vessel and at Icast 3 ,5 metres above the 
ground level and the vent ripes shall be fitted with 
loose - fitting tain caps; 


(i) before the test is carried out, each pressure vessel shall 

he thoroughly cleaned and examined externally , and 
as far as practicable, internally also for surface de 
fects , corrosion and foreign matter. During the pro 
cess of cleaning and removal of sludge , if any, all 
due procugtions shall be taken against fire or ex 
plosion , jf such sludge is of pyropheric nature or con 
tuins spontaneously combustible chemiculs ; 


Vill) relief valves shull be tested for correct operation not 

less than once in a year and a record of such test 
Shall be naintained . 


(ii) 14 soon as the test is completed , the vessel shall be 

throughly dricd internally and shall be clearly 
stamped with thc marks and figuics indicating the 
person by whom the test has been carried out and 
the date of test and a record shall be kept of all 
such texts ; 


( 3 ) Shul-off and emergency shut-off volves - 


(i) all liquid und vapour connections on vessels , except 

those for relief valves , plugged openings, and those 
where the connection is not greater than 1 .4 mm dia 
Dicter opening , shall have shut-off valves located as 
close to the vessel as practicable ; 


(iii ) any vessel which fails to pass the hydraulic test or 

which for any other reason is found to be unsafe for 
use shall be destroyed or rendered unsuitable under 
intimation to the Chief Controller . 
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( ii) ull liquid und vapour connections on vessels , cxcep 

those for relicf valves , and drainuge connections of 
small diameter , shall have an emergency shut- off 
valve , such as , an excess flow valve , an automaticully 
operated valve or a remotely controlled valve . The 
emergency shut-off valve shall be in addition to the 
shut-off valve referred to in clause (i), unless the 
cmergency shut-off valve is a remotely controlled 
valve which can be operated from a sufe area and 

shall be of a type which shall not fail : 
Provided that no emergency shut-off valves are neces 

Sniy whcic the connection to a vessel is restricted 
to not greater than 3 mm diaincter for liquid and 
8 mm diameter for vapour , 


( 1) All vesel cant fui yorugo of compressed gas 

Thall be installed entirely above-ground , that is to 
uy , no part of the vessel shall be buried below , 
the ground level, 


( 2 ) Vessels and first stage regulating equipment shall 

he located in the open . 


13 ) Vessels shall not be installed one above the other. 


( 4 ) Vessels within a group shall be so located that 

there longitudinal axes are parallel to each other . 


iii) where the emergency shut-off valve is of the excess 

How type , its closing rate of flow shall be below the 
rate which is likely to result from fructure of the 
line it is protecting, calculatcd under the most ad 
verse weather conditions likely to be experionced . 
Excess -flow valvey shall huve a jated flow capacity 
sufficiently above normal flow regnirements to pre 
vent valve chatter . 


( 5 ) No vensel shall be lowed within tlic bonded areu 

of petroleum or other flamable liquid storages. 


(0 ) Sutlicient ce shall be provided bely cen two 

vessels to permit flie- fighting operations. 


171 Two or more vessels installed in batteries sholl be 

No intuilled that the top sulface of the vessels arc 
on the same planc , 


(4 ) Liquid level guuging device :--- 
(i ) a vessel used for tlquefiable gas or dissolved gas shall be 

cquipped with a liquid level gauging device to afford 
ready determination of the amount of liquid in the 

vessel at any time . 
( ii) all liquid level indicators shall be suitable for operation 

at the design pressure of the vessel; 


18 ] Vessels installed with their dished ends fucius euch 

other shull have ycieen wally in between them . 


22 . Luution ut pleasure bels. - - L ach vesel lull be 
Incatei with respect to the nearest huilding or group of 
buildinys On line of achjoining property which may be built 


- - 


- 


- -- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 
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on and with respect to other vessels in accordance with the 

(3 ) Miterisi, : 
distances specified in the Tables below - - 

(11 he choice of ataterials for copyruction shall be 

deteimined by the ground conditions, loading the 
Table 1 

detuiled design constiuclions. 
Miunun silany listance fur fummel le , corruye 

(11) The materials way be of — 
and toxic gasc . 
- - - - - - - - - - - 

(na) buick -woik masonry ; 
Sl. Watcr capacity of Minimum dis - Minimum dis 

(b ) re - inforced concielc ; or 
Nos. vessel (in litres ) tance from tance hetween 
builling or pics 

(C) ateul plute , steel pipe o structural stocl 
410up of build - vessels 
ings or line of 

17 ) 1.ouding : The greatest combined effect of static vod 
adjoiring 

110poscc londings shall be used for design as Linder : 
property 

(a ) Stutic loading : weight of vessel and its contents ; 
(i) Not tbove 2000 

5 metres 1 mcirc 

(b ) test loading if testeu by water ; 
(ii) Above 2000 lut not 

( 0 ) wind loading ; 
above 10 ,000 10) mc es 1191 

(d ) operational loading such as vibutioll de llacuna 
(ii) Above 10 ,000 but 110 

(natural and operational). 
ubove 20 , 00 ) 15 metcs I 5 nieties 

( 5 ) Settlement : Any particula ! differential settlement 
(iv ) Abovc 20 ,00 ) bie not 

hall lic liniited to prevent excessive stress in the connected 
above 40, 000 20 nelles 2 mielies 

ripe work and vessel Shell . 
(v ) 4hove 40 ,000 30 neties 2 meties 

16 ) Vessel supports : 
- - 

(i ) the design of supports for vcs els shall follow the 

Standard ou code lo which the vessel is constructed ; 
Table 2 

( ii) the spucing of vessel support shall be decided afler 
Mini num slety distances for non -LOXIC LANCS 

close consideration of vessel- shell stressing and 

tiansmission of the loudings to the ground, 
$ I. Water capacity of Vinínium d . Minimum diy 
Nos . 

( lii ) the design of supports for vessels shall provide flexi 
vessels (in litres ) 411cc from torces hetween 

bility to allow for movement of the vessel as a 
building or 
ng or vessels 

result of pressure and thermal expansion ; 
group of build 
ings or line of 

(iv ) the vessel shall be securely anchored or weighed or 
adjoining 

provided with adequate pier height to avoid flotil 
property 

lion due lo flood waters ; 


- 


- 


- - 


- - - - 


1 . 91ctres 


Inci s 


u in case of stiuctual steel supports such supports , 

excluding Vessel saddles or supporting ſect 45 cm 
or lese in height, shall be encased in firc - resisting 
materials of adequote thickness . 


5 metres 


1 Sinetres 


(i) Not above 2000 
( li ) Above 2000 but not 

above 12 ,000 
(iil) Above 10 ,000 but not 

above 20 ,000 
(iv ) Abovc 30 , 000 


10)metics 
15 met e 


2 metres 
Diamctci o 
larger versel. 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- -- - 


Nolc . If the uggicente Water capacity of a multi 

vussel installation in 40 ,000 litres oi more , the 
ahovo inininum safety distances shall apply to 
the aggregate storage capacity , 


Note 2 : The number of storage vessely in onc installa 

lion shall not ciceed in . In case there are 
nole Wall Onc installation , the safety distance 
betwcen two installations shall be the same as 

Jinlunce between the vessels and the property 
Ime in accordance with Table 1 . 


Note 3 : The distances specified above ale required to be 

meusuced from the nearest point on the peri 
rhery of the veycl, 


24 . Fencing -- 11) The act where vessels pumping equip 
ment, loading and unloading facilities and direct fired vepo 
risors are provided , shall be ciclosed by an industrial typo 
fence at least 2 metres bigb along the perimeter of the 
safety zone. 

( 2 ) Every fence shall have at least two means of cxit 
and the gales of such cvista Shill open Outwards and shal 
not be self- loching 

25. Cleanliness .-- - An area of three metres around the 
vessel shall be hept free from readily ignitable materials, 
such as weeds and long liy glass 

26 , Furthing ( 1 ) All vessols used for storage of famouple 
liquefiable gasey shall be electrically connected with the 
cruitb in an eflicient manner . 

(2 ) Pipeline s conveying flammable liquidy shall be ade 
quately prepared for clectrical continuity and connected with 
lhe earth in an efficient manner. 

27. No moking - - A permanent notice wjib letters at 
Icut 5 cms in height prohibiting smoking und naked lights 
shall hų fired to the fence surrounding the area where flam 
mablc or Ovidising guses le stored and the notice shall be 
Wsible from outside, 

28. Tie protection . - 41 vessels used for the storage of 
flammable compressed gases shall be protected against 150 
hazards as under : 
(1) novision shall be made for an adequate supply of 

Water and file protection in the storage area accord . 
mg to the local line service cegulations. The app l 
cation of watel muy bę by hydrants , hocs and 
inobile cyuipment, fined onions or hy fixed spray 
Item , which may be automatic . Control of Vater 
lluv! Chould be possiblc from outside any danger 
HICI 


Nute # . The distances specified above may be iccuced 

by the Chief Controller in cases where he is or 
the opinion that aditional afety measures have 
buon provided . 


23 . Foundations for pesoluC cssels. - ( 1 ) Gencral : 
The materials principles , methods and details of design and 
construction of foundations and supports of vessels sill 
comply with approved specifications Standard , or codes 


( 2 ) Ground conditions : A thorough knowledg : of the 
ground condition shall be obtained by tho person installing 
thọ Vessel with particuleu Icference to establishing an allowable 
bearing udsakli totul cunt dillutenul settlenents expected , 
risk of fiontation ind possible deterioration of original condi 
tions 
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( 11 ) hydrants , wherc riovided , shall be readily accessible 

it all times and so spaced as lo provide for the 

protection of all vessels , 
Guit Wufficient length of fire houe shall be provided and 

he leavily illailable . The outlet of each hose 
line shall be equipped with a combination jet and 
fog nozzlc . The hoses should be maintained well 

and seriodically inspected ; 
(iv ) niobile equipment. fixed monitors or fixed Spray 

wystems shall be designed to discharge water at u 

rate sufficient to maintain an adequate film of water 
I OC the surface of the vehsel und supports under 

fire conditions ; 
(v ) consideration hall be given to the provision of 

mobile or lived waler pray ystemy giving suitable 
and effective protection for vehicle loading and 

unloading areas. 
11i) at least two diy chernical powder Type lire extin 

gulsher s of 9 hg . Capacily each shall be installed 

of each point of access to the installations . 
29. Loading and unloading facilities. - 
( 1) Pumps 
(i) pumps may he centrifugal or posi ive diyplacendent 

pumps ; 
( ii) design materials and construction of pumps shall 

be suitable for the type of gas to be handled 
und they shall be designed for the maximum 
outlet pressure to which they will be subjected 

to in oneration ; 
( ii ) positive displacement pumps shall have a by- pass 

valve or other suitable protection against over 

pressure . 
(2 ) Compressors : 
( 1) the design, matcrial and construction of compre 

SOTS hl he suitable for the type of gas which 
they are to handle and they shall be design for 
the inximun outlet pressure to which they will 

he subje ted to in operation ; 
(ii) compressors other than multi-stage compressor 

shall take action from the vapous ypace of the 

vessels being filled 
(3) Transſer systems : 
(i) tidosfci Systenje shall be ho designed that the 

risk of a gus of higher vapour pressure being 
transferred to cquipment designed for gas of it 
lower pour picosire in minimised ; 


(iv ) the inicjving vessel Shall be checked to cnsure that 

It has sufficient ullage to icceive quantity of gay 

being transferred to it i 
( 1 ) the inter- connecting system , that is pipen ork -fittings , 

valves or hoses, shull he checked to ensure that it 
is in safc working condition and that only valves 
and other fittings required in the transfer operatiops 
or any other Operation procecding simultaneously , 

are open . 
( 2 ) During transfer the receiving vessel shall be checked 
to ensure that it is not being filled whore its 7 e filling 
capacity or beyond its design pressure , 

( 3 ) On coin : letion of transfer hefore the vehicle is allowed 
to leave the licensed premises it shall be wcighed over a 
wcigh -bridge to ascertain the quantity of the compressed 
Cts filled theicin , if the vchicle is filled with a ligefiable 
gay . 

( 4 ) When filling the vessels on vehicles with compressed 
gas, the following procedure shall be complied with in addi 
tion to the other scquirements, namely : 
(i) the place where the vehicle is ranked shall be pro 

perly levelled : 
vuil the vehicle shall be prevented from accident. ] move 

ment during the transfer operation . Tlie parking 
brahe of the vchicle shall be on and the engine 
shall remain stopped , ciccpt wlien it is necessary 
to drive the puinp . Wheic necessary , whecl chuck 

lilocks sh .all be used ; 
( iii ) any driving linils or electrical cquipment not icquired 

and not specifically designed for the transfer opera 
tion shall be stopped or isolated : 


(iv ) the vessel mounted on a vehicle shall be electrically 

honde ! 10 the fixed installation before any ſlam . 
mable liquefied gas transfer operation is carried 

out : 
( before in chicle is noved , thc electrical and the 

liquid and vapour contieclions shall be disconnec 
teu care bcing crercised to avoid spillage . Where 
wheel chock blacks have been used they shall be 
icmocd . The vehicle shall be checked to ensure 
that it is in safe working order and the surround 
ing areas chected to ensure that any liquefied flam 
mable gus that may have lcuhed or has to be 

ented his salely dispersed . 
15) Foi keeping attention during operations. 
17) a competent person shall remain in altendance during 

all the operations connected with the transfer and 
ensure that all the requirements of these rules aic 

complied with ; 
(ii) it it is necessary to discontinue a vehicle loading 

operation temporarily , the loading hose . shall be 
disconnected from thic chicle foi the period of 

such discontinuance . 
(6 ) The person in charge of Transfer onerations shall 
ensure that transfer operations are stopped in the event 
uf – 

(1) any leakage : 
( ii ) a file occurring in thc vicinity ; 
( ii ) { scvere electrical storm occuising in the vicinity 

in the case o n operation which involves venting 

of fummable gas . 
31. Electrical apparatus and installations . - 71) No clectri 
cal wire shall pass on any storage vessel. 


(ii ) there shall be positive means of rapidly shutting 

oft flow , located at 2 vafe distance from the 

veel which is being filled or emptied ; 
( lii) ilitomatic alarm device to indicate the approach 

lo maximum permissible height of automatic 
shut-off valves shall he used to prevent Over 

filling. 
( 4 ) Hoses . 
( i) the hoses for liquid transfer shall be designed to 

withean tot lcthan four times the maximuni 

onerating pressure they will carry in sei vice : 
ui) the hoses shall be me hanically and electrically 

continuolių , 
10 . Transfer oneration ... ( I ) Before transfer of gas,-- 
(i) every vehicle hall be carefully examined at the 

instillation 10 cusute that it complies in all respects 
with the requirements of these rul- s and shall be 

completely emptied before it is possed for filling ; 
(ii) vinctu check shall be made of the surroundings 

for 1 4ual or dangerous situations before any 

filling or discharging procedure is commenced ; 
vil warning novices, is necessary . shall be displayed : 


( 21 All electrical wires installed within the safety zone or 
Any storage vessel for the storage of flammable compressed 
Banes shall consist of insulated cablcy of approved type. 
The ahice shall he mechanically continuous throughout and 
effectively cathed away liom the vessels, 

( 3 ) For pumps rooms used for pumping flammable com 
pressed cases - - 
( il all electrical metres distribution boards, switches 

fuses pings and sochets shall be of Mamc-proof 
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construction complying with the requirements of 
IS : 2148 ; 1968 and the frames shall be effectively 

earthed : 
( ii) all electrical fixed lamps shall be encloscd in 1 well 

glass flameproot fitting conforminy to IS : lut, 
IPNI I) 1962 


(4 ) All elevirical roulable hund dumps Wall be of a type 
approved by the Chief Controller . 

32 . Lighting of storage and operating aicus — Operations 
shall not be carried out during the night voless adequate 
artificial lightings of approved type are available and used 

33, Ccificale of safety - A Certificnte of safety in the 
proformd given helow und signed by a compctent person 
shall be furnished to the licensing authority before any vessel 
is used for the stoixige of any compressed gas or whenever 
any addition or alteration to the insiallation or foundations 
for the vessel is carried out. 


PROFORMA OF 

CERTIFICATE OF SAFETY 
I hereby certify that compressed gas installationer 

(Full name and addrcss of the occupier) 


wat - - 


of the installation ). _ 


(village, police station -- - - - - 


stresacs normally carricd by the chassis framo. Provision shall 
be made for distributing the localised stresses arising from 
attachments to the vessels . 

* Mounting of ressels on the chassis or under frame shall 
luc done ut such a manner in to keep the vibrations tu the 
minimum 

(4 ) All attachments to the vessel shall he piotected against 
accidental damage which may rcgult from collision . Over 
turning or other operationul cause . 

( 5 ) 111 vessels shall be designed to withstand the most 
severe combined sticsscs to which they may be subjected 
to by the pressure of the gas , the pumping pressures and 
Shock loading caused hy transport conditions, 

37 . Piotection of valves and accessories ( 1 ) All Valves 
and acccssories shall be safeguarded against accidental damage 
or intereference , 

( 2 ) Valves and accessories shall be mounted and protect 
ed in such a way that risk of accidental rupture of the branche 
to which the valve or accessory is connected is minimised . 

( 3) Valves or accessories situated at the icar of a vehicle 
shall be protected by the rear cross member of the frame of 
the vehicle against damage and shall comply with sub -rule 
( 2 ) . 
38 . quipinent. - ( 1) Piping. fittings, pumps and metery : 
(i ) all pipings. fittings , pumpe and meters permanently 

mounted on the vchiclo shall be designed to with 
stand the most severe combined stresses imposed by 

the following, namely : 
(a ) the maximum designed pressure of the vessel; 
( h ) the super imposed pumping pressure of the shock 

loading caused by road movemeots ; 
(ii) the materials used for vessel equipment ball be 

sufficient duclilc to withstand rough usage and 
accidcntal damage. Brittlc matcrials such as cast 

iron shall not be lised . 
( 2 ) Protection of piping and equipment : 
(i) all piping and equipment shall be adequately pro 

lected to minimise accidental damage which may 

he caused by rough usage , collision or oict- tuining; 
( ii) any equipment or section of piping in which liquid 

may bo trapped shall be protected against excessive 
pressure caused by thermal expansion of the con 

tents . 
( 3 ) Marking of connections. All connections on the 
vehicle which require manipulation by the operator of the 
vehicle should be clearly marked to prevent incoisect opera 
tion . The form of this inatking should correspond with the 
operating procedure laid down for the chicle. 


has been constructod in district ctc . ) 
accordance with the specification and plans approved by the 
Chief Controller and the condition of the licence Form -- 

and that in my opinion the installations and 
foundations of the above - ground prcusure vessels are o ! such 
a nature and all vessels have been so installed and secured 
as to ensule safety . 


PIACE : 
Date : 


Signature of competent per on 

Full name 
Designation and 

Qualilications 
Full postal addrces 


CHAPTER IV 

TRANSPORT 
34 . Application. The miles in this Chapter shall apply to 
the transport of compressed gas by vehicles, 

35 . Vehicles for transport of compressed gas — 11 ) Ever ! 
vehicle for the tiansport of compressed gas shall be of 
a type approved , in writing, by the Chief Controller. 

(2 ) Where approval is sought to a vehiclc under sub -rule 
( 1 ) or to any of its special safety fittings, 12 nlimihery of 
detailed drawing diawn to scale and a scouting fce of rupees 
fifty shall be forwarded to the Chief Controller. 

( 3 ) If the Chicf Controller, after receipt of the drawing 
under sub - rulc ( 2 ) and after making such further inquiries 
as he deems necessary , is satisfied that the vehicle or the 
special safely ſittings , as the casc may be , nects with the 
requirements laid down in these iulcs, he shall approve the 
drawing and return to the applicant one copy thereof July 
cndorsed . 


39. Vebicle design considerations. - - ( 1 ) General : The 
veyacl shall be sccutely attached to the chasis of the vehicle 
in sucb a manner as to tako care of the forward movenient 
of the vessel due to sudden decelaration of the vehicle . 
( 2 ) Design safety requirements --Mechanical i 
(i) the engine of the vehicle shall be of an internal 

combustion type ; 
( it ) where the fuel system is gravity -fed . a quick action 

cut- off- valve sholl he fitled to the fuel feed pipe in 
an easily accessible and clearly marked position . 
the engine and exhaust system together with all 
electrical generators, motors. batteries, switch - gels, 
and fuses shall be efficiently screened from the vessel 
or the body of the vehicle by a firc - resisting shield 
or by enclosure within an approved fire -resisting 

compartment; 
( iv ) when the cquipment referred to in clauses ( i), ( 11) 

and ( iii) are mounted forward of the back of the 
driving cab , the cab can bo considered to act as an 
acceptable Shielel. provided the back. the root and 


Gli ) 


36 , Design , - - ( 1 ) Fvery vessel lised foi the transporta 
lion of compressed has shall be constructed and tested 
in accordance with the requirements of rule 12 and shall mcet 
with the requirements of suh - ruiles ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ), and ( 5 ) 
of this rule . 

( 2 ) The design stiles shall include an allowanace to 
enable the vessel to withstand shocks normally encountered 
by movenients on rond. sucb as , acceleration und declera 
tion for a minimum of 3 $ . When the vessel iş self- supporting , 
the vessel design shall provide for carrying the additional 
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thc floor of the cab , arc of fire-resisting construc 

40 , Marking of vehiclc . — All vehicles shall be conspi 
tion for the full width of the cab , without any open cuously marked on the vessel to show the product which 
ings in the back or roof, and that the back extends is being carried . 
downwards to the top of the chasis; 

41. Fire protection . - - 11) Two serviceable fire extinguisheis 
( v ) when the cab construction , does not conform to of suitable size and type shall be provided on each vehicle , 

the icquilement mentioned above , a separate fire one on each side and should be accessible from outside the 
resisting shield should be installed extending up cab . 
waids without any Openings from the top of the 
chawis to the top of the vessels ; 

( 2 ) A person , while in , or attending, ony vehicle conveying 

flammable gas , shall not smoke or use matches or lighters. 
( vi) in any case , where windows are provided in the 
shield , they should be filled in fire - resisting fiaming 

( 3 ) No fire , artificial light or article capable of causing fire 
with wired glass or other heat-iesisting material and or explosion shall be taken or carried on any vehicle carry 
shall not be capable of heing opened ; 

ing flammable gas . 
( vii) when the cquipment referred to in clauses (i), (i ) 

42 . Operations.--- ( 1 ) Duivers shall be carefully selected and 
und ( ii ) are mounted to the rear of the back of the 

given appropriate training in driving and safe tundling of 
cab . it shall be contained wholly within an approv the equipment and the compressed gas carried in the vehicle . 
cd fire - resisting compartment; 

( 2 ) When londing or discharging of a vehicle takes place 
( viii ) in any case where the fuel used to propel a vehicle 

within the operators own premises , a competent person shall 
gives off a flammable vapour at a temperature lemn 

he present throughout the operations . 
than 65°C , the fuel tank shall not be behind the 
shield unless the following requirements are comp 

( 3 ) When discharge is in progress, at a customers premises , 
lied with , namely 

the driver shall remain his vehicle in such a position as 
(a ) the fuel tank is protected from blows hy tout to be able to stop the discharge immediately in an ener 
steel guiady or by the frames of the vehicle ; 

gency . 
(b ) the fill pipe of the fuel tank of the vehicle is 

(4 ) Every vehicle shall be constantly attended to by at 
provided with a cover having locking arrange 

least one person who is familiar with the rules in this 
ment: 

Chapter : 
( c ) the fuel feed apparatus placed in front of the 
fire -resisting shield is used to lift the contents 

Provided that nothing in this sub -rule shall apply to vehic 
of the fucl tank . 

les which are left in places previously approved for the pur 

Done by the Chief Controller . 
( ix ) were a transfer pump is driven by the enginc of 
the vehicle , provision shall be made to stop the 

( 5 ) In tho event of an over -night stop away from home 
enging from outside the calı . 

buse, piior arrangements shall be made for the safe parking of 

the vehicle overnight. In an emergency, a driver may seek 
13 ) Design yaſety 1equirements - Flectrical : 

the co -operation of the local police in finding suitable parking 
The following icquicment shall be complied with in 

facilities for his vehicle . 
connection with the electrical and antistatic properties of the 
vehicle , namely : 

43 . Certificate of safety . A certificate of safety signed by 

a competent person shall be furnished to the licensin autho 
( i) The clectrical system shall have --- 

rity before any vehicle is used for the transpoitation of any 
(a ) the battery in an easily accessible position ; 

compressed gas to the effect that the velsicle meets with the 

provisions of the rules in this Chapter. 
(h ) : readily accessible cut-off switch of not less than 
300 Imps j ating ; 

44 . Inspection and Maintenance of Vehicles. ( 1 ) A check 
(c ) wiiing so lixcal and protected as to minimise acci 

shall be made on the vehcle to ensure that it is at all times 
dental cam .lc olunduç well . 

road -worthy, and that it is in a fit condition to fill, iransport 

and discharge its load safely. 
( ii ) The vessel shall be electrically continuous with the 
chassis 

( 2 ) Routine examination and maintenunce of the vehicle 
( iii) The vehicle shall be provided with a honding 

shall be carried out by a competent person at regular inter 

veuls of not more than three months. 
point or bonding cable . 
( iv) Tyers shall be of the anti-static " type . 

CHAPTER V 
14 ) Design safety requirements - - General : 
( i ) There shall be a clear space of at least 15 cm , het 

LICENCES 
ween the back of the cab and the front of the 
vessel. 

45. Licence for storage of compressed gas. - No person shall 

store any compressed gas in any Vessel except under and in 
( ii) The rear of the vessel shall be protected by a robust accordance with the conditions of a licence granted under 
steel bumper and this bumper shall be- - 

these rules. 
( EL ) attached so that collision stresses will be trans 

46 . Prior approval of specification and plans of vessels and 
mitted to thc frame work of the vehicle or, in the premises proposed to be licensed : 
case of an articulated vehicle to the framework 
carrying the wheels of the vessel ; 

( 1 ) Every person desiring to obtain a license to store any 

compressed gas in any vessel shall submit to the Chief Cont 
( b ) situated at least 7 . 5 cm , to the icar of the rear 

roller 
most part of the vessel ; 
( c ) extended on each sicle of the vehicle to at least 

(i) spccincation , and plans drawn to scale in tiplicate 
the maximum Width of the Wessel. 

clearly indicating 
( iii ) The maximum weight of the liquefied gay for which 

( a ) the manner in which the provisions prescribed in 
the vehicle is designed should not exceed the diffc 

these rules shill be compiled with ; 
rence in weight between the unladen weight of the 
vchicle and the maximum gross weight permitted for 

( b ) the premises proposed to be licensed , the area of 
thut class of vehicle under the appropriate transport 

which shall be distinctly cololved OL otherwise 
regulations , 

marked : 
1293 GI/8044 
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( c ) the surrounding arca lying within 100 meters of 

the edge of all facilities which are proposcd to 

be licensed ; 
( d ) the position , capacity, materials of construction 

and ground and olevation vicws of all vessels. 
all valves and fittings, filling and discharge pumpe 
and firc- fighting facilities where provided and all 
other facilities forming part of the premises pro 

posed to be licensed; and 
( ii ) a scrutiny fce of rupees onc hundred paid in the 

manner specified in rule 11. 
( 2 ) [f the Chief Controller , after scrutiny of the specifi 
cations and plans and after making such inquiries as he deems 
fit, is satisfied that compressed gas can be stored in the pre 
mises proposed to be licensed , he shall return to the appli 
cant one copy each of all the specifications and plans signed 
by him conveying his sanction which may be subject to such 
conditions As he may specify . 

47. Licence for transport of compressed gas. — ( 1 ) No 
compressed gas filled in a vessel shall be transported by a 
vehicle cxcept under and in accordanco with the conditions 
for a licence granted under these rules. 

(2 ) Nothing in this rulcs shall apply to the transport of 
compressed gas fillod in a vessel by a railway administration 


48 . Grant of licence - - A licence prescribed under these rules 
shall be granted by the Chief Controller on payment of the 
fees specified in the Schedule attached to these rules . 


53. Prior approval necessary for alteration in the licensed 
premises . - ( 1 ) No alteration shall be canled out in the 
licensed premises until the plan showing such alteration has 
been approved in wilting by the Chief Controller. 

( 2 ) A person wishing to carry out any alteration in the 
licensed premises shall submit to the Chicf Controller . 
(i) thrce copies of a properly diawn plan of the licensed 

premises showing in distinct coloul lI colours the 

proposed alteration and the reasons therefor ; 
( ü ) a scrutiny fee of rupees fifty paid in the mannner 
specified in ruile 11. 

( 3 ) If the Chief Controller, after scrutiny of the plan 
Showing the proposed alteration and After making such cn 
quiries as he deems fit, is satisfied that the proposed alteration 
may be carried out, he shall return to the licensee one copy 
of the plan signed by him and conveying his sanction subject 
to such condition or conditions as hc nay specify . 

( 4 ) The holder of a licence shall apply to the Chief Cont 
roller for the amendment of the licence as soon as the 
sanctioned alteration tas been carried out. 

54 . Amendment of licencc . ( 1 ) Any licence granted under 
these rules may be amended by the Chief Controller. 

( 2 ) The fee for amendment of a licence shall be rupees 
ten plug the amount, if any, by which the fee that would have 
been payable if the licence had originally been issued in the 
amended Form exceeds the fee originally paid for the licence . 

( 3 ) A licensee who desires to have his licence amended 
shall submit to the Chief Controller 
( i) an application duly filled in and signed in Form I if 

the licence has been granted to store any compressed 
gas and in Form II if the licence has been granted 

for the transport of compressed gas; 
( ü ) the licence sought to be amended together with the 

approved plans attached to it; 
( iii ) where any alteration in the licensed premises has 

been carried out, three copies of the properly drawn 
plan showing the alteration sanctioned under rulo 

53 by the Chief Controller . 
( iv ) fec for the amendment of the licence as qpecified in 

sub -rule ( 2 ) ; 
(v ) a cortificate of safety , if required under rulo 33. 
55 . Renewal of licence. - ( 1 ) A licence granted under these 
tules may be renowad by the Chief Controller . 

( 2 ) Every licence granted under these rules , other than a 
licence in From IV , may be renewable for three financial 
years where there has been no contravention of the Act or 
the rules framed thereunder or of any conditions of the licence 
So renewed . 


49 . Application for licence — 4 person wishing to obtain 
or renew a licence under these rules shall submit to the Chief 
Controller 
(1 ) an application 
(a ) in Form I, if the application is in respect of a licence 

in Form III ; and 
(b ) in Form II , if the application is in respect of a 

licence in Form IV ; 


( 2 ) a certificate of safety under rule 33 or rule 43 , as the 
Case may be; 


( 3 ) four copies of the drawings approved by the Chief 
Controller under rules 35 and 46 . 


50 . Period for which licences may be granted or renewed .. 
( 1 ) A licence in Form III for the storage of a compicseed 
gas granted or renewed under these rules shall remain in 
force until the 31st day of March of the year lipto which 
the licence is granted or renewed subject to a maximum of 
three years , 


(2 ) Notwithstanding anything contained in gub -rule ( 1 ) , the 
Chief Controller may, if he is satisfied that a licence is requir 
ed for a specific work which is not likely to last upto the 
31st day of March of the year upto which tle licence is 
granted or renewed , grant or fenew a licence for yuch period 
as is necessary . 


( 3 ) A licence in Form IV for the transpoit of compressed 
gas by a vehicle may be granted for such period as the Chief 
Controller may dcem necessary subject to a maximum period 
of one year . 


( 3 ) Where a licence which has been renewed for more 
than one year is surrendered before its expiry , the renewal 
fce paid for the unexpired portion of the licence shall be 
refunded to the licensec , provided that no refund of renewal 
fee shall be made for any financial year during which the 
Chief Controller receives the renewed licence for surrender . 

(4 ) Fvery application shall be accompanied by the licenco 
which is to be renewed together with approved plans attached 
to the licence , and rencwal fee paid in the manner specified in 
rulo 11 , 


51 , Paiticulars of licence . - ( 1 ) Every licence granted under 
these rules shall be subject to the conditions specified therein 
and shall contain all the particulars which are contained in 
the form specified under these rules. 


(5 ) Every application for the renewal of a liconce shall be 
made so as to reach the licensing authority at least thirty days 
before the date on which it expires , and if the application is 
so made , the licence shall be deemed to be in force until such 
date as the Chief Controller rencws the licence or until an 
intimation that the renewal of the licence is refused has been 
communicated to the applicant . 


( 2 ) One copy of the plan or plans for the licensed pie 
mi-es , signed in token of approval by the Chief Controller , 
shall be attached to the licence which shall form part of 
such licence and an identical copy shall be ſiled for record 
in the Office of the Chief Controllei. 

52 . Power of licensing puthority to alter conditions, — Not 
withstanding anything contained in rule 51, the Chief Cont 
roller may omit, alter or add to any of the conditions speci. 
hed in the Form of a licence . 


(6 ) Where the renewal of a licence is refused , the fee paid 
for the renewal ghall be refunded to the licensce after deduct 
ing therefrom the proportionate fee for the period beginning 
from the date from which the licence was to be renewed upto 
the date on which renewal thereof is refused . 
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quantity of compressed gas in his possession and shall comply 
with any directions which the Chief Controller may give in 
regard to its disposal. 


59 . Appeals. -- 1 ) An appeal shall lie with the Central 
Government against any order passed by the Chief Controller 
refusing to grant, amend or renew a licence or cancelling or 
suspending a licence . 


(7 ) The same fee shall be charged for the renewal of a 
licence for each financial year as for the grant thereof : 
Provided that 
( i) if the application with accompaniments required 

under sub -rule (4 ) , is not received within the time 
specified in sub - rule (5 ) , the licence shall be renewed 
only on payment of a fco amounting to twice the foc 

ordinarily payable i 
( ii ) if such an application with accompaniments is receiv 

ed by the Chief Controller after the date of expiry 
but not later than thirty days from that, the licence 
may , without prejudice to any other action that may 
be taken in this behalf, be renewed on payment of 

twice the fee ordinarily payable . 
Provided further that in the case of an application for the 

renewal of a licence for a period of more than one 
financial year at a time, the fee prescribed under 
clause ( i) or clause ( ii ) of the first proviso , if payable , 
shall be paid only for the first financial year of 


( 2 ) Every appeal shall be in writing and shall be ac 
companied by a copy of the order appealed against and shall 
be presented within sixty days of the order passed . 


60 . Procedure on death or disability of licensee .- ( 1 ) If a 
licensee dies or becomes insolvent or is mentally incapable or 
is otherwise disabled, the person carrying on the 
business of such licensee shall not be liable to any penalty 
or confiscation under the Act or these rules for exercising the 
powers granted to the licensee during such time as may 
reasonably be required to allow him to make an application 
for a new licence in his own name for the unexpired portion 
of the original licence in respect of the year in which the 
licensee dies or becomes insolvent or mentally incapable or 
is otherwise disabled : 


renewal. 


Provided that nothing in this sub -rule shall be deemed to 
authorise the exercise of any power under this sub - rule by 
any person after the expiry of the period of the licence . 


(2 ) A fee of rupees five shall be charged for a new licence 
for the unexpired portion of the original licence granted to 
any person applying for it under this rule . 


61. Loss of licence. When a licence granted under these 
rules is lost or accidentally distroyed, a duplicate may be 
granted on the submission of a copy of the plan or plans 
identical with those attached to the licence and on payment of 
a fee of rupees ten paid in the manner specified in rule 1 ! . 


62. Production of licence on demand . - ( 1 ) Every person 
holding or acting under a licence granted under these rules 
shall produce it, or an authenticated copy of it, at the place to 
which the licence applies , when called upon to do so by any 
of the officers specified in rule 69 . 


(8 ) No licence shall be renewed if the application for 
renewal be received by the Chief Controller after thirty days 
of the date of its expiry . 

56 . Refusal of licence.--- ( 1) The Chief Controller refusing 
to grant, amend renew or transfer a licence, shall record his 
reasons for such refusal in writing. 

(2 ) A copy of the order containing the reasons for such 
refusal shall be given to the applicant on payment of a fee 
of rupees five paid in the manner specified in rule 11 , 

57. Suspension and cancellation of licence .- ( 1 ) Every 
licence granted under these rules shall be liable to be suspend 
ed or cancelled , by an order of the Chief Controller for any 
contravention of the provisions of the Act or these rules or of 
any condition contained in such licence , or by an order of the 
Central Government if at any time the continuance of the 
licence in the hands of the licensee is deemed objectionable : 
Provided that 
(i) beore suspending or cancelling a licence under this 

rule , the holder of the licence shall be given an 

opportunity of being heard ; 
(ii) the maximum period of suspension shall not exceed 

three months ; and 
(iii ) the suspension of a licence shall not debar the holder 

of the licence from applying for its renewal in ac . 

cordance with the provisions of rule 55 . 
( 2 ) Notwithstanding anything in sub-rule ( 1 ) , an opportu 
nity of being heard may not be given to the holder of a 
licence before his licence is suspended or cancelled in case 
(i) where the licence is suspended by the Chief Control 

ler as an interim measure for the violation of the pro . 
visions of the Act or these rules , or of any condition 
contained in such licence or in his opinion such 
violation is likely to cause immincnt danger to the 

public : 
Provided that where a licence is so suspended , the Chief 

Controller shall give the holder of the licence an 
opportunity of being heard before the order of sus 

pension is confirmed ; or 
(ii) where the licence is suspended or cancelled by the 

Central Government, if that Government considers 
that in the public interest or in the interest of the 
security of the State such opportunity should not be 

given . 
( 3 ) The Chief Controller or the Central Government suspen 
ding or cancelling a licence under sub -r ule ( 1 ) , shall record 
his or its reasons for so doing in writing. 


(2 ) Copies of any licence may, for the purpose of this 
rule , be authenticated by the authority which granted the 
licence : 
( a ) on payment of a fee of rupees five in the manner 

specified in rule 11 for each authenticated copy; and 


(b ) on the submission of a copy or copies of the plans 

identical with the approved plan or plans attached 
to the licence . 


63. Procedure on reports of infringement. The district 
authority shall inform the Chief Controller of the action 
taken by him on any reports of infringement of the Act or of 
these rules which the Chief Controller may make to him . 


64 . Executive control over authorities. Every authority , 
other than the Central Government, acting under this Chap 
ter shall perform its duties subject to the control of the 
Central Government : 


Provided that nothing in this rule shall be deemed to affect 
the powers of executive control of the Chief Controller over 
the officers subordinate to him . 


CHAPTER VI 
EXEMPTION 


58. Procedure on expiration , suspension or cancellation of 
licence . A person licensed to store compressed gas shall, on 
the expiration , suspension or cancellation of his licence , forth 
with give notice to the Chief Controller of the nature and 


65. Powers to exempt. The Central Government may , on 
the recommendation of the Chief Controller , in exceptional 
cases , by order and for reasons to be recorded in writing , 
exempt storage and transportation of any compressed gas 
in any vessel from all or any of the provisions of these rules, 
on such conditions , if any, as may be specified in the order . 
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CHAPTER VII 


ACCOUNTS AND INJURIES 


66 . Notice of accident. - - The notice of an accident requir 
ed to be given under sub -section ( 1) of section 8 of the Act 
shall be given forthwith 


CHAPTER VIII 

POWERS 
69. Powers of inspection , search , seizure, detention and 
removal. - - 
( 1 ) Any of the officers specified in the first column of 

the Table below may exercise the powers mention 
ed in sub -section ( 1 ) of section 7 of the Act in the 
areas specified in the corresponding entry in the 
second column of that Table : 


( i ) to the Chief Controller by express telegram (Tele 

graphic Address - Explosives, Nagpur ) followed with 
in twenty -four hours by a letter giving particulars 
of the occurrence ; and 


Officeis 


Areas 


( 2 ) 


The whole of India . 


( ii ) to the officer -in -charge of the nearest police station 

by the quickest route , Pending the visit of the Chief 
Controller, or his representative , or until insti uc 
tion is received from the Chief Controller that he 
does not wish any further investigation or inquiry to 
be made, all wrechage and debris shall be left un 
touched except in so far as its removal may be neces 
sary for the rescue of persons injured , and recovery 
for the bodies of any persons hilled by the acci 
dent or in the case of railways, for the restoration 
of through communication . 


( 1) 
1 . The Chief Controller , Deputy 

Chief Controllers , Controllers 
and Deputy Controllers of 
Explosives and Assistant 

Controllers of Explosives. 
2 . All Distric Magistates 
3. Ail Magistrates subordinate 

to the District Magistrate . 
4 . The Commissioners of Police 
5 . Deputy Commissioners of 

Police subordinate to the 

Commissioners of Police . 
6 . All police officers not below 

the rank of a Sub - Inspector. 


Their respective districts. 
Their respective jurisdictions 


Their respective jurisdictions . 
The respective areas ore 
which their authority 
extends . 


67. Inquiry into accidents. -- ( 1 ) Whenever a District 
Magistrate , a Commissioner of Police or a Magistrate subor 
dinate to a District Magistrate holds an inquiry under sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Act, he shall adjourn such an 
inquiry unles the Chief Controller or an Officer nominated 
by him is present to watch the proceedings or the Magistrate 
has received written information from the Chief Controller 
that he does not wish to send a representative . 


- do 


( 2 ) The Magistrate shall, at least fourteen days before 
holding the adjourned inquiry , send to the Chief Controller 
notice in writing of the time and place of holding the ad 
journed inquiry . 


Provided that the powers of removal and destruction 
under clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of the Act 
shall not be exercised by any Magistrate or police officer 
except under and in accordance with the instructions of the 
Chief Controller, Deputy Chief Controller, Controller or 
Deputy Controller or Assistant Controller of Explosives . 


( 3 ) Where an accident has been attended with loss of 
human life , the Magistrate , before the adjournment, may take 
evidence to identify any bodies and may order the internment 
thereof. 


( 2 ) Every facility shall be afforded to the officers speci 

fied in sub -rule ( 1) to ascertain that these rules are 
being duly observed . 


(4 ) The Chief Controller or his representative shall be at 
liberty at any such inquiry to examine any witness, subject 
to the order of the Magistrate , on points of law . 


( 5 ) Where evidence is given at an inquiry at which the 
Chief Controller or an officer nominated by him is not pre 
sent, of any neglect as having caused or contributed to the 
explosion or accident or of any defect in or about or in con 
nection with any installation or any vehicle appearing to the 
Magistrate or Jury to require a remedy, the Magistrate shall 
send to the Chief Controller notice in writing of the neglect 
or defect. 


APPENDIX 

[See rule 4 (2 ) 
1. Applicant s name and full address , 
2 . Whether the applicant has manufactured 
any unfired pressure vessel. 

Yes No 
If yesmom 
(i) Date from which such vessels were 

manufactured . 
( ii ) For whom the vessels were fabricated 

and their approximate numbers . 
( iii ) Details of the vessels manufactured . 
3 . Specifications or Code proposed to be 
adopted for the manufacture of the vessels 
or Containers. 


68 . Inquiry into more serious accidents. - ( 1 ) Whenever 
an inquiry is held under section 9 - A of the Act, the persons 
holding such inquiry shall hold the same in open court in 
such manner and under such conditions as they may think 
most effectual for ascertaining the causes and circumstavces 
of the accident, and enabling them to make the report under 
this rule : 

Provided that where the Central Government so directs, 
the inquiry may be held in camera . 


. Organisational set- up with specific reference 

to qualifications and experience of the per 
sonnel engaged in the manufacture of ves 
sels . 


( 2 ) Persons attending as witnesses before the Court under 
sub rule shall ( 1 ) be allowed such expenses as are paid to 
witnesses attending before a civil court subordinate to the 
High Court having jurisdiction in the place where the inquiry 
is held and in case of any dispute as to the amount to be 
allowed , the question shall be referred to the local Magis 
trate who , on a request being made is to the Court, shall 
ascertain and certify the proper amount of such expenses . 


5 . Organisational set -up of the inspecting per 

sonnel engaged by the applicant. 
6 . Process of manufacture of vessels or con 

tainers, beginning with raw material and 
ending with the finished vessels or con 

tainers . 
7 . Quality control checks or tests carried out 

at each stage of manufacture of vessels 
or containers. 
(i) Details of the equipment installed for 

chemical analysis and mechanical tests . 


( 3 ) All expenses incurred in or about in inquiry or in 
vestigation under this rule shall be deemed to be part of the 
expenses of the Department of Explosives in carrying the 
Act into execution . 
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UV 


1 . Name and address 

inspecting authority, 


of the 


independent 


(ii ) Details of templates or gauges provid 

ed to check or test. 
( iii) Steps taken to check the accuracy of 

testing and checking equipment and 

frequency of such checking . 
9 . Equipment available for cartying cuticn 

destructive examination such as radio - gia 

phy, Gama ray , ultra - sonic tests, etc . 
10 . List of machinery provided for manufac 

turing vessels or containers . 


12 . Records and certificates of tests : 
(i ) Proforma of records for various tests 

carried out by the inspecting and certi 
fying organisation ; and 


( ii) Proforma of test and inspection certifi 

cate issued by the independent inspect 
ing authority . 


SCHEDULE 

(See rule 48) 

LICENCE FEE 
Purpose for which granted Authority empowered to grant 

licence 


- 


Serial 
Number 


Form of licence 


Fee 


(1) 


( 1 ) 


(2) 


(2 ) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


1 . 


III 


Chief Controller 


To store compressed gas in an 

installation . 


(a ) Where the total water capacity 

of vessels in an installation does 
not exceed 5 .000 litres, 

Rs. 1000 . 00 
(b ) Where the total water capacity 

of vessels in an installation exceeds 
5000 litres . Rs. 1000 . 00 for the 
the first 5000 litres and for every 
additional 1000 litres or part 
thereof Rs. 500 . 00 , subject to a 
maxium of Rs. 10 , 000 . 
Rs. 1000 . 00 


2 . JV 


To transport compressed gas by 

vehicles . 


Chief Controller 


[F . No . 2 (4 )/ 76 -MI/MCI] 
R .N . CHOPRA , Addi. Secy. 


FORM _ I 

(See rules 49, 54 and 55 ) 
Application for the grant of amendment or rencual of 3 
licence to store compressed gas in vessel or vessels . 


7 . Number of the licence held 

for the premises and the 
full name of the holder of 
the licence . 


DOCUMENIS LISTED OVERLEAF MUST BE ENCLOSED 
WITH THIS APPLICATION , IF IT IS FOR THE GRANT 
OF A LICENCE IN FORM II) . 


I hereby declare that the statements made above have becn 
checked up by me and are true and I undertake to abide by the 
terms and conditions of the licence which will be granted to me 
Date of 
Application . 

Signature and designation of the 

applicant . 


The replies to be given in this 
column . 


1 . Applicant s rame* * 

calling 
Full postal address 


* * Where the application is made on behalf of a Company , 

the name and address of the Company and the name of 
the Manager or Agent should be given and the application 
should be signed by him . Fvery change in the name of 
the Manager or Agent shall be forthwith intimated to and 
his specimen signature filed with the licensing authority . 


- 


PR 


DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH 
APPLICATION FOR A LICENCE IN FORM III 
(i) Four copies of specification and plans approved under 

rule 46 . 


2 . Situation of the premises where compressed gas is to he 

stored . 
State 
District 
Town or Village 
Nearest Railway station - - 

- - - -- 
3 . Nature or the compressed 

gas proposed to be stored . 
( Please state whether 

flammable, corrosive or toxic). 
4 . Chemical name of com 

pressed gas proposed to he 
stored . 

wantity of the compressed 

gas proposed to be stored . 
6 . Quantity and chemical name 

of the compressed gas 
already stored in the pre 
misès. 


(NOT REQUIRED FOR RENEWAL OF A LICENCE 
WITHOUT AMENDMENT) . 


( ii ) Licence together with approved plans and specifications 

attached thereto . 


(NOT REQUIRED FOR THE FIRST GRANT OF 

A LICENCE ) . 
(iii) Requisite amount of fee for the grant or amendment of 

a licence paid in the manner specified ip rule 11 . 


( iv ) A certificate of safety , if required under rule 33 . 
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FORM II 

FORM - JII 
( See rules 49 and 54 ) 

(See rule 49 and 50 ) 
Application for the grant or amendment of a licence to 

LICENCE TO STORE COMPRESSED GAS IN 
transport compressed gas in a vehicle 

PRESSURE VESSEL OR VESSELS 


Licence No. - - 

Fee Rs - - - 
Licence is hereby granted to 

- - - - - - - - - 
valid only for the storage of — - - - - cubic metros 

-- -- Kgs . 11 - - - - - - No of 
pressure vessels in the licenseed premises described to below 
and shown in the plan No — 

. subject to the provisions 
of the Indian Explosives Act , 1884 (4 of 1884 ) and the rules 
made thereunder and to the further conditions of this licence 

The licence shall 1emain in force upto the 31st day of March 
19 — - . - - 


The - - 


- 


- - 19 


Chief Controller of 

Explosivos 


. 


. . 


1 


- 


DESCRIPTION AND LOCATION OF THE 

LICENSED PRFMISES 


The licensed premises, the layout boundaries and other 
particulars of which are shown in the attached approved plan 
No. 

are situated 
and consists of -- - - - 
for storage of 

(a ) Flammable / Corrosive/1oxic Gases - - - - - - - 

(b ) Non -toxic Gasos 
and situated at 

(Plot number ) (Name of Street) 
( Village or Town ) 
(Police Station ) (District ) . 


DOCUMENTS LISTED OVFRLEAF MUST BE 
SUBMITTED WITH THIS APPLICATION 

To be hilled in and signed by the applicant 
1 . Applicant s name and full 

postal address 
2 . Particulars of the vehicle 

in which compiossed gas 18 
proposed to be transported 

(1) Make and Model 
( 11 ) Engine number 
(iii ) Chassis number 
(10 ) Registered number 
( v ) Date upto which the 

vehicle is rog /stored 
( vi ) Name and full postal 

address of the registered 

Owner 
3 . Name of the compressed gas 

proposed to be transported 
( Please state whether 
flammable, corrosiyo or 

toxic ) . 
4 . Chemical name of com 

pressed gas to be transported 

in the vehicle . 
5 . Water capacity of the pressure 

vessel and net weight of the 
compressed gas proposed 

to be transported 
6 Number and date of approval 

of the design drawing of the 
vehicle by tho Chlef 

Controller. 
7 . Does not ( vehicle described 

above ) fully conform to the 
requirements laid down in 
the rules and the design 
drawing approved by the 

Chief Controller ? 
8 . Full postal address of the - 

placo where the vehiclo will 
bo normally stationed 

1 /We declare that the particulars given abovo have been 
checked up by me/ us and are correct. I /We undertako to 
transport compressed gas in the vehiclo particulars of which 
are given abovc , in accordance with the provisions of the 
Indian Explosives Act, 1884 and the Static and Mobile 
Pressure Vessels (Unfired ) Rules , 1981 framed thereunder 
and any other law or rule for the time being in force 
I /We understand that any contravention of the said Act 
and the ruleg framed thor _ under is punishable with imprison 
mert for a term which may extend to two years , or with 
fino which may extend to three thousand rupees, or with 
both . 

Signature of the Applicant 
Date 
Placo .. . 
DOCUMENTS REQUIRED TO BE SUBMITTED WITH 

THIS APPLICATION 
( 1 ) Two copies of drawing approved under rule 35 
( 2) Safety certificate required under rule 43. 
(3 ) Expired licence , if the vobicle was previously 

Licensed 
( 4 ) Required amount of fee paid in the manner speci 

fied in fule 11 


Space for Endorsement of Renewals 


Date of 
expiry 


Signature 
and office 
stamp of 
the licens 
ing 
authority 


This licence shall be Dato of 
renewable without any renowal 
concession in fee for 
thrce years in the 
absçnce of contraven 
tion of the provisions 
of the Indian Explosives 
Act 1884 , or the Static 
and Mobile Pressure 
Vessels (Unired ) Rules, 
1981 framed there 
undor or of the condi 
tions of the licence - 


This licence is liable to be cancelled if the licensed 
premises are not found conforming to the description and 
conditions attached hereto and for contravention of any 
of the rules and conditions under which this licenco 19 
granted and the holder of this licence is also punishable 
with imprisonment for the term which may extend to two 
years, or with fine which may extend to threc thousand 
rupees , or with both , 


CONDITIONS 
1 The licensed premises shall not bc uscd for any purpose 
other than storage and transfer of compressed gas and 
purposes directly connectod therewith 

2 . The compressed gas shall be stored only in one or 
more vessels of capacity .. .. . .. . .. . cubic metros .. .. .. .. ... Kg . 
and in position shown in the approved plan attachçd hereto 
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3 . Every vessel shall be outside any building and shall 
he supported on well designed foundations. 

4 . The storage vessel shall at all times maintain from 
any othçr facility . building, boundary , fencing or protected 
works the distances specified in Table I and Table llot 
101e 22. 

5 . A suitable hard stand for parking of the vehicle during 
loading or unloading of any compressed gas shall be provi . 
ded , A minimum safety distance of 9 metres shall be main 
tained between 

(w ) the centre of the hard stand and the storage vessel ; 
( b ) the centre of the hard stand and the boundary line 

of the installation ; 
(c ) loading or unloading points and storage vessel or 

boundary line . 
6 . There shall be no opening in any vessel other than 
those necessary for the introduction or removal of the 
compressed gas or for providing other fitments . 

7. All fitments of the vessel shall be well maintained . 

8 . No alteration of the position of the vessel and no 
replacement of the vessel shall be effected except with the 
previous sanction , in writing, of the licensing authority 
All alteration 40 sanctioned under this condition shall be 
Shown on an amended plan to be attached to the licence . 


act whatsoever which tends to cause firo or explosion and 
which is not re .nonahle necessary and to the best of his 
ability , shall prevent any other peison from doing such 
act . 

19 . The licensee shall provide for each licensed premises 
a minimum of two portable Toam type or dry chemical 
type fire extinguishers of 9 Kg. capacity such , which shall 
be kept ready at convenient location for immediate USC 
in the event of any fire . 

20 . Except for necessary pines and valves and approved 
electric lights , the space within the licensed premises shall 
be kept entirely clear and unoccupiod . 

21. All valves in the premises must be permanently 
marked in a manner clearly indicating the direction of 
opening and shutting the valve . 

22. Any accident, firę or explosion within the licensed 
premises which is attended vith loss of life or acrious 
injury to person or property shall be inuediately reported 
to the nearest Magistrato ou to the Oflicer in - charge of the 
ncarost police station and by exprega telegram to the Chief 
Controller of Explosivos ( Tclegraphic addrc994 " EXPLO 
SIVES " Nagpur ), 


23. Free access to the licensed promises shall be given 
at all tçasonable times to any of the officers specified in 
rule 69 and every facility shull be afforded to such officer 
for ascertaining that the rules and the conditions of this 
licenco are duly observed . 


FORM IV 

(See ruley 49 and 50 ) 
LICENCE TO TRANSPORT COMPRESSED GAS IN A 

VEHICLE 
Licence No. .. 

Fee Rs............. . 
Licence is hereby granted to . . . ...... .......... ........ ...... ..... 


VIIIIIIIIII 


ITAtutto 

L e 


10 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . . 


. 


. 


9 . If the licensing authority calls upon the holder of a 
licence by H notice in writing to execute any repairs in 
the licensed promiso , which are , in the opinion of such 
authority , necessary for the safety of the premise , the 
holder of the licence shall execute the repairs within such 
period as may be specified in the notice . 

10 . Every vessel before being repaired or exhumed shall 
be made free of compressed gas and thosoughly cleaned . 
When a vessel is opened for cleaning or repais, no lamp 
of any description either ordinary or clectric , clectric 
cables or fans and no articles, appliances or equipment 
capable of igniting flammable vapours shall be brought 
near the yeasel. 

11. No person shall cause to repair or repair either by 
the use of firc , welding , hot riveting or brazing any vessel 
lised for the storage of flammable gas unless it has been 
thoroughly cleaned and gus-frecd or otherwise prepared for 
safety carrying out such hot work and certified , in writing, 
by a competent person, to have been so prepared . Where 
the vessel has been certified as gas -free , the certificate shall 
to preserved by the license for a period of not less than 
three months and produced to the Chief Controller, on 
demand . 


. I 


III . 


II . 


I 


- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . , 
to transport compresqed gas by the vehicle 23 described 
below subject to the provisions of the Indian Explosives 
Act, 1884 (4 of 1884 ) and the rules made therçunder and 
to the further conditions of this licence . 

This liconce will remain valid upto the . 
day of . . . . . . . . . . .. .. . . . . 19 . 

Chief Controllor of Explosives. 
Date of Issue : 

DESCRIPTION OF THE VEHICLE 
Make and Model ............ ...Engine Number ..... ..... . 
Chassis Number , .. .. . . .. . ,Registration Number . . . . . . . .. 
Nameof the registered owner . . . . . . . . . . . . . 
Chemical name of tho com 

pressed gas to be carriod in 

the vehicle 
Authorised caryying capacity of the container.. .... .. . . 


12 . No person shall enter any vessel used for the storage 
of a toxic or corrosive gas unless he is adequately protected 
by means of clothing, gas masks and such other protec 
tive « quipment. 

13 , Compressed gus shall enter the vessel through sound 
pipen having no leaks at any place . 

14 . The vessel shall not be filled between the hours of 
sunset and sunrise , except in such manner and under 
such other condition or conditions as are specifically endor 
sed on the licence by the licensing authority . 

15. No artificial light capable of igniting flammable 
Vapour shall at any time be present within 9 metres of the 
vehicle and the loading or unloading points during the 
transfer of the compressed gas and no person engaged 
in such transfer shall smokc. 

16 No compressed gas shall be removed from the vessel 
except by means of transfer facilities markad in the plan 
attached hereto . 


This liconce is liable to be cancelled if the licensed 
vehicle is not found conforming to the requirements of 
chapters II and IV of the Static and Mobile Pressure Vessels 
( Unfired ) Rule 1981, or for the contravention of any 
of the said Rules and conditions under which this licence 
is granted and the holder of this licence is also punishable 
with imprisonmont for a term which may extend to two 
vears , or with fine which may extend to three thousand 
rupces, or with both . 
* One year from the date of issue . 

CONDITIONS 
1 The licence or its authenticated copy shall at all times 
be kept in the licensed vehicle and produced on demand 
by an officer specified in rolo 69 . 

2 . Only responsible person who die conversant with the 
conditions of this licence shall be employed for driving 
the licensed vehicle or attenling to it . 


17 . Al electrical equipment such as motors , switches . 
staricis , etc ., used for transfer of flammable compressed 
gas shall be of flameproof construction conforming to 
IS : 2148 . 


18, Fvery person managing or cmployed on or in con 
Dection with the licensed premises shall abstain from any 
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3 . The licensed vehicle shall be constantly attended to by 

or unloaded , in case of vehicle used for transporta 
a responsible person and by at least two persons while it 

tion of fluminable compressed gas ; 
is transporting compressed gas : 

( d ) the correct filling or discharge pire connections are 
Provided that the licensed vehicle may, if cmpty , be kept 

made at both ends ; 
unattended in a place approved for the purpose, in 
writing , by the Chief Controller . 

( e ) a responsible person shall be in attendance and 

remain so until loading or unloading is over and the 
4 . The licensed vohicle shall at all times curry – 

vehicle has been sealed . 
(a ) at least two portable fire extinguishers of cupacity 

9 . Except when called upon by traffic signals or equired 
not less than 9 litres and suitable for extingushing by the licensing authority or any other officer entrusted with 
chemical fires ; 

the job of enforcing the rules , the licensed vehicle shall not 

stop on any road , congested area of a place which is not a 
( b ) a strong flexible cable for electrical bonding in case 

place situated within the premises licensed under the rules 
of vehiclo used for transportation of flammable 

for the loading and unloading of vehicle . 
compressed gas ; the cable shall be at least 5 
metres long and shall have at cach end a suitable 

10 . No smoking and no fire or artificial light oi any arti 
clump or clip . 

cle capable of igniting Mammable vapour shall be allowed on 

the licensed vehicle used for the transportation of any fan 
5 . The licensed vehicle shall not he loaded or unloaded 

mable gas . 
except in a place which is approved within the picmises 
licensed for the purpose under the rules by the Chief Cont 

11. The licensed vehicle shall not be used for carrying pag 
roller : 

sengers . 
Provided that the licensed vehicle may be uploaded at 12 . The licensed micro snall not be allowed to be re 

ny other place with all thc precautions and under paired : 
adequatc supervision iſ such unloading is necUS 
sitated by an accident or break- down . 

Provided that replacement by any of the litments of the 

pressure vessel may be done without involving any hot work . 
6 . No vehick shall discharge any compressed gas directly , 
into any process vessel in operation . 

13 . No alteration in thg ficensed vchicle or its safety fit 

tings shall be carried out without previous sanction in wri 
7 . The licensed vehicle shall not be loaded if any of tho ting of the licensing authotity . Such alteration so sanctioned 
fitments including vessel becomes leaky, defective or other shall be endorsed on this cence by an amendment . 
wise insecure . 

14 , Every facility shall be given at all reasonable times 
8 . Beforc compressed gag is loaded into or unloaded from to any officer specificd in rule 69 for ascertaining that the 
the licensed vehicle — 

rules and the conditions of this liconcc are duly observed . 
( 1 ) ita engine shall be stopped and the battery shall 

15. Any accident fire or e \ plosion occurring in the licensed 
be isolated by a proper switch or otherwise ; 

vehicle , which is attended with loss of human life or serious 
( b ) ils whcely shall be secured by brakes or by scotch 

injury to person or property shall be immediately reported 
to the nearest Magistrate or to thọ oflicer- in -charge of the 

nearest police station having jurisdiction and by express 
( 0 ) its chassis shall be electrically bonded by a cable telegram to the Chief Controller of Euplosives ( Telegraphs 

with the pipe into or from which it is to be loaded address " EXPLOSIVES " Nagpur) . 


ing 
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